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Περί όρων καί προϋποθέσεων έγκαταστάσεως καί λειτουρ¬ 
γίας συσκευών διανομής υγραερίων (ΟΡΕ) προ πρατη¬ 
ρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις : α)· τοΰ άρθρου 20 τοΰ ν.δ. 3334/55 
«περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω διά φορτηγών τρι- 
τρόχων αυτοκινήτων καί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
διατάξεων άναφερομένων είς θέματα τής Γενικής Διευθύν- 
σεως Μεταφορών», β) τοΰ άρθρου 1 παρ. 2 τοΰ Ν. 511/70 
«περί ίδρύσεως καί λειτουργίας πρατηρίων ύγρών καυσί¬ 
μων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων αύτοκινήτων καί 
περί κυκλοφορ ιακής συνδέσεως έγκαταστάσεως μετά τών 
οδών». 

2. 'Ότι διά τοΰ ύπ’ άριθ. ΦΔ 118/6999/24.2.1981 εγ¬ 
γράφου τοΰ 'Τπουργοΰ Συγκοινωνιών προς το Σ.τ.Ε., έπι- 
δοθέντος αυθημερόν, έτάχθη προς αύτό προθεσμία μέχρι 
καί τής 6ης Μαρτίου 1981 δπως λάβη χώραν ή κατά τό Σύν¬ 
ταγμα προβλεπομένη έπεξεργασία τών διατάξεων τοΰ προ- 
κειμένου Προεδρικού Διατάγματος καί τό γεγονός δτι παρ¬ 
ήλθε άπρακτος ή προθεσμία αυτή, προτάσει τών Υπουργών 
Οικονομικών, Δημοσίων “Εργων καί Συγκοινωνιών, άποφα- 
σίζομεν : 

“Αρθρον 1. 

Γενικαί διατάξεις 

Έγκατάστασις καί λειτουργία συσκευών διανομής υγραερίου. 

Οί δροι καί προϋποθέσεις έγκαταστάσεως καί λειτουργίας 
συσκευών διανομής ύγραερίου (Ο.Ρ.Ε.) προ πρατήριων 
ύγρών καυσίμων κειμένων έκτος τών εγκεκριμένων σχε¬ 
δίων πόλεων καί κωμών ή έκτος κατωκημένων εν γένει 
περιοχών ώς καί τής κυκλοφοριακής συνδεσεως εγκαταστά¬ 
σεων αυτών μετά τών οδών, ρυθμίζονται υπο τών κατω¬ 
τέρω διατάξεων. 

“Αρθρον 2. 

' Ορισμοί 

Διά την εφαρμογήν τοΰ παρόντος νοούνται ώς : 

α) ΓΙρατήριον : Εγκαταστάσεις μέσω τών όποιων δια 
τών έκάστοτε ίσχυόντων μέσων μετρησεως και υπο τους 
δρους τοΰ παρόντος καί τοΰ β. δ/τος 465/70 «περί δρων καί 
προϋποθέσεων έγκαταστάσεως καί λειτουργίας άντλιών 
καυσίμων πρό πρατήριο»/ κειμένων έκτός τών εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων καί κωμών ή; έκτός κατωκημένων έν γένει 


περιοχών καί περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστά¬ 
σεων μετά τών οδών» είναι έπιτρεπτή ή παροχή βενζίνης 
καί πετρελαίου ή καί ύγραερίου (ΟΡΕ) ή καί μόνον ύγρα¬ 
ερίου είς οδικά οχήματα. 

β) Κατωκημένη περιοχή : 'ΙΙ περιοχή εις την οποίαν 
ύφίστανται οίκίαι, έργοστάσια, έκκλησίαι, σχολεία, νοσο¬ 
κομεία, στρατόπεδα, νεκροταφεία, ή κτίσματα ή ανοικτοί 
χώροι είς τούς οποίους συγκεντρώνονται άτομα δι’ εργασίαν 
ή διασκέδασιν ή άθλητισμόν καί τών οποίων ή άπόστασις 
άπό τό πλησιέστερον σημεΐον τοΰ περιγράμματος τοΰ πρα¬ 
τηρίου διανομής ύγραερίου είναι μικροτέρα τών τριάκοντα 
(30) μέτρων. 

γ) Περίγραμμα πρατηρίου : 'ΙΙ οριακή γραμμή περιφρά- 
ξεως αύτοΰ, συμπληρωμένη ύπό τής νοητής γραμμής περί- 
φράξεως τής προσόψεως τοΰ οικοπέδου, παραλλήλως πρός 
τον άξονα τής όδοΰ καί συμφώνους πρός τας διατάξεις τής 
πολεοδομικής νομοθεσίας. 

“Αρθρον 3. 

Θέσεις πρατηρίων. 

Κρίνεται κατάλληλος Οέσις τις διά τήν ίδρυσιν πρατηρίου 
έφ’ οσον, πέρα τών όριζομένων είς τό αρθρον 5 τοΰ 465/70, 
β. δ/τος, ύφίστανται αί κάτωθι προϋποθέσεις : 

α) Τό οίκόπεδον έπί τοΰ οποίου θά έγκατασταθή ή δεςα- 
μενή ύγραερίου ώς καί ή συσκευή διανομής ύγραερίου δια¬ 
θέτει έλαχίστην έπιφάνειαν 3.000 μ2. 

β) Δεν ύπάρχει στάσις λεωφορείο»/ ή έτέροον συγκοινω¬ 
νιακών μέσων, είς άπόστασιν μικροτέραν τών 100 μ. άπο 
τό πλησιέστερον σημεΐον τοΰ περιβλήματος τής δεξαμενής 
ύγραερίου ή τής συσκευής διανομής αύτοΰ. 

γ) Οί ζώνες έπιβραδύνσεο/ς ή έπιταχύνσεως τής κυκλο- 
φοριακής συνδέσεο/ς τοΰ πρατηρίου δέν εκτείνονται πρό τής 
εισόδου ή έξόδου, σχολείων, έκκλησιών, νοσηλευτικών ιδρυ¬ 
μάτων, κινηματογράφο»/ ή θεάτρων, μονίμων έγκαταστά- 
σεο»/ αθλητικών κέντρο»/ καί στρατοπαίδουν. 

δ) Δέν υπάρχει γειτ/ίασις προς έγκατάστασιν, ή λει¬ 
τουργία τής οποίας προϋποθέτει χρήσιν φλογός. 

Ώς τοιαύτη γειτ/ίασις νοείται : "Οταν οί εστίες άπέχουν 
το/ν θέσεο»/ συσκευών διανομής ύγραερίου ή τοΰ, περιβλή¬ 
ματος τής δεξαμενής ύγραερίου ή τοΰ στομίου πληρωσεο/ς τής 
δεξαμενής άπόστασιν μικροτέραν τών 45μ. 'ΙΙ αποστασις 
αυτή μειοϋται είς τό ήμισυ προκειμένου περί εστιών εστια¬ 
τόριό»/, καί λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων, έφ’ όσον 
αύται έγκαθίστανται έντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος μη 
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εχοντος άμεσον επικοινωνίαν μετά τοϋ προ τοϋ πρατηρίου 
χώρου έγκαταστάσεως των συσκευών διανομής καί των δε¬ 
ξαμενών καί τοΰ στομίου πληρώσεως αυτών. 

ε) Γενικώς εις άπαντα τα πρατήρια έπιβάλλεται ή περί- 
φραξις τοϋ περιβάλλοντος ταΰτα χώρου, τηρουμένων τών 
διατάξεων τής πολεοδομικής νομοθεσίας (50 ο Γη τοίχος 
σύν 2,00 μ. συρματόπλεγμα). 

"Αρθρου 4. 

Τεχνικοί δροι ίδρύσεως. 

1. Απαγορεύεται ή ΐδρυσις καί ή λειτουργία πρατηρίου 
τών οποίων οί συσκευές διανομής καί τά περιβλήματα τών 
δεξαμενών εύρίσκονται εις άπόστασιν μικροτέραν τών 50μ. 
άπό τοΰ άξονος τοϋ διαδρόμου δουλείας διελεύσεως τών 
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ένεργείας τάσεως 66.000, 
150.000 καί 380.000 βδλτ. ή 30μ. άπό λοιπάς εναερίους 
ήλεκτρικάς γραμμάς τάσεως κατωτέρας τών 66.000 βολτ. 

2. Ή κυκλοφοριακή σύνδεσις πρατηρίου μετά τής προ 
αύτοΰ όδοϋ πραγματοποιείται βάσει τών σχεδιαγραμμάτων 
διαμορφώσεως τής κυκλοφοριακής συνδέσεως πρατηρίων 
τά όποια άναφέρονται εις την παρ. 4 τοϋ άρθρου 6 τοϋ 
465/60 β. δ/τος, πλήν τής άποστάσεως τής νησίδος τών συ¬ 
σκευών διανομής υγραερίου άπό το άκρον τής όδοϋ, ή οποία 
προσαρμόζεται προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 23 παρ. 1 
τοΰ παρόντος. 

"Αρθρου 5. 

Νησίδες συσκευών διανομής. 

1. Οί συσκευές διανομής υγραερίου τοποθετοϋνται ύπο- 
χρεωτικώς έπί νησίδων, οί δέ συναφοΰς προς παροχήν δδα- 
τος καί άέρος μηχανισμοί ή έγκαταστάσεως τοποθετοϋνται 
έπί έτέρων νησίδων καί εις άπόστασιν άπό τάς συσκευάς 
διανομής υγραερίου ή τοΰ περιβλήματος τής δεξαμενής 
ύγραερίου τουλάχιστον ΙΟμ. 

2. Τό έλάχιστον έπιτρεπόμενον πλάτος τής νησίδος είναι 

1.50 μ. τό δέ μέγιστον καί έλάχιστον, άπό τοϋ όδοστρώ- 
ματος σταθμεύσεως, ύψος αυτής 0,15μ. καί 0,12μ. άντιστοί- 
χως. Τό μήκος αύτής δέν δύναται νά είναι μικρότερου τών 

2.50 μ.. 

3. Ή διάταξις τών νησίδων ρυθμίζεται έπί τώ σκοπώ 
τής καλλιτέρας έξυπηρετήσεως τής έγκαταστάσεως άπό 
άπόψεως λειτουργικής καί άσφαλείας. 

4. Ή νησίς τών συσκευών διανομής ύγραερίου δύναται 
νά καλύπτεται διά στεγάστρων έξ άκαύστου ύλικοΰ άναλόγου 
έμφανίσεως καί ύψους, κατόπιν άδειας τής άρμοδίας υπηρε¬ 
σίας τοΰ 'Τπουργείου Δημοσίων "Εργων. 

5. Η Επιστρωσις τών νησίδων είναι άντιολισθητική. 

6. Έκάστη άμιγής έγκατάστασις πρατηρίου δύναται 
νά φέρη τό πολύ δύο συσκευάς διανομής ύγραερίου τοποθε¬ 
τημένες εις κεχωρισμένας νησίδας καί αύται νά άπέχουν 
μεταξύ των τούλάχιστον 10μ. 

7. Εκαστη εγκαταστασις πρατηρίου ύγρών καυσίμων 
(διανομής βενζίνης καί πετρελαίου) δύναται νά φέρη τό 
πολύ μία συσκευή διανομής ύγραερίου τοποθετημένη 4πί 
κεχωρισμένης νησίδος κατά τά άνωτέρω οριζόμενα. 

"ΑρΟρον 6. 

Απαραίτητες συσκευές τών έγκαταστάσεων Πρατηρίων 
διανομής ύγραερίου. 

1. Τό πρατήριου έχει άπαραιτήτως τάς κάτωθι έγκατα- 
στάσεις καί μηχανισμούς : 

α) Μίαν δεξαμενήν ύγραερίου. 

β) Τάς απαραίτητους ηλεκτροκινήτους άντλίας διά τάς 
συσκευάς διανομής ύγραερίου. 


γ) Μίαν ή δύο συσκευάς διανομής ύγραερίου εις τά αυτο¬ 
κίνητα. Αντί τών ηλεκτρικών άντλιών δύνανται νά χρησιμο¬ 
ποιηθούν άντλίαι ύδροδυναμικαί. 

2. Τά διάφορα στοιχεία τών έγκαταστάσεων ύγραερίου, 
έχουν τά χαρακτηριστικά, τούς μηχανισμούς άσφαλείας καί 
τά έξαρτήματα τά όποια άναφέρονται εις τά επόμενα άρ¬ 
θρα. 

"Αρθρου 7. 

'Υπόγειος δεξαμενή ύγραερίου. 

Χαρακτηριστικά καί έξαρτήματα τής δεξαμενής. ■ 

1. 'Η δεξαμενή είναι μία: μόνον καί έντός τοΰ έδάφους 
καί φέρη μίαν ή δύο άνθρωποθυρίδας τοποθετημένας εις τήν 
άνω έπιφάνειαν τοΰ κυλινδρικού σώματος αύτής. Έπί τών 
καλυμμάτων τών άνθρωποθυρίδων συγκολλώνται αί σωλη¬ 
νώσεις οί άπαραίτητες διά τον έ'λεγχον τής δεξαμενής, τήν 
άσφάλειαν αύτής καί τήν λειτουργίαν τής έγκαταστάσεως. 
'Η ύπόγειος δεξαμενή έχει τά έξης χαρακτηριστικά : 

α) Χωρητικότητα ούχί μεγαλυτέρα τών 18 κυβικών μέ¬ 
τρων. 

β) Άρίστη έπένδυση έξ άντιδιαβρωτικοΰ ύλικοΰ προς 
προστασίαν αύτής έκ τών κινδύνων όξειδώσεως. 

2. 'Η δεξαμενή είναι έφωδιασμένη μέ τά κάτωθι έξαρτή¬ 
ματα : 

α) Δι’ ενός καταλλήλου δείκτου στάθμης τοΰ περιεχομένου 
ύγροΰ εις τήν δεξαμενήν, άπαγορευομένης αύστηρώς τής 
χρησιμοποιήσεως ύαλίνων δεικτών. 

β) Δι’ ένός συστήματος σταθεράς έμβαπτίσεως διά τον 
έλεγχο τής μεγίστης έπιτρεπομένης στάθμης ύγροΰ. Τό σύ¬ 
στημα τοΰτο δύναται νά άποτελεϊται έξ ένός μονίμου σωλή- 
νος έσωτερικής διαμέτρου 6,5 χιλ. καί είς τον όποιον είναι 
τοποθετημένη μία βαλβίδα έλέγχου, διατομής τό πολύ 2 
τετραγωνοχιλιοστών. 'Ο σωλήν οΰτος έκτείνεται έντός 
τής δεξαμενής κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε τό άκρον αύτοΰ 
νά έφάπτεται τής έπιφανείας τοΰ ύγροΰ δταν ή δεξαμενή 
πληροΰται κατά ποσοστού 85 % τής χωρητικότητός της. 

γ) Δι ενός συστήματος έκ δύο βαλβίδων άσφαλείας. 
Το σύστημα τοΰτο δύναται νά παρέχη τήν δυνατότητα άπο- 
μονωσεως τής μιας μέσω βαλβίδος διακοπής τής ροής, εις 
περιπτωσιν έλέγχου ή συντηρήσεως, συνδεδεμένης, έκά- 
στγ ί?> ε! ·ζ ιδιαίτερον σωλήνα έξαγωγής τοΰ όποιου τό έλεύ- 
θερον άκρον άπέχει έκ τής έπιφανείας τοΰ έδάφους τουλά¬ 
χιστον 5.00 μ. Τό χειριστηρίου τής βαλβίδος διακοπής ροής 
κινείται μεταξύ δύο θέσεων ΑΝΟΙΚΤΗ — ΚΛΕΙΣΤΗ καί 
άσφαλίζεται εις τήν θέσιν ΑΝΟΙΚΤΗ. 

δ) Δια μιας βαλβίδας περιορισμού ροής δι’ έκαστον ση¬ 
μείου συνδέσεως τών σωληνώσεων μεταγγίσεως, έκ δε¬ 
ξαμενής, προς συσκευήν διανομής, διά τήν ύγράν καί άέριον 
φασιν, εξαιρουμένης τής συνδέσεως τής δεξαμενής μέ τήν 
ή τάς βαλβίδας άσφαλείας. 

ε), Διά μιας βαλβίδας άντιεπιστροφής είς τό σημείου 
συνδέσεως τοΰ σωλήνος πληρώσεως τής δεξαμενής δι’ ύγρα¬ 
ερίου. Βαλβίδες οι οποίες είναι συνδεδεμένες έπί τής δεξα¬ 
μενής και, εις ύψος μικρότερου τής μεγίστης στάθμης ύγροΰ, 
είναι χαλύβδινες, έχουν έσωτερικά μέρη έξ ύλικοΰ άνθεκτι- 
κοΰ εις την διαβρωσιν καί είναι κατάλληλοι διά προπάνιον. 
Αί βαλβίδες είναι κατά προτίμησιν μετά φλαντζών. Αί βαλ¬ 
βίδες είναι κατάλληλοι διά πίεσιν λειτουργίας τουλάχιστον 
40,ΚΟΚ/οπι 2 . Βαλβίδες καί λοιπά έξαρτήματα κατασκευα¬ 
σμένα εκ χυτοσιδήρου άπαγορεύονται. 'Η άπαγόρευσις αδτη 
δέν^αφορά τόν ελλατόν σίδηρον καί χυτοσίδηρον μέ σφαιρο¬ 
ειδή γραφίτην, έφ’ όσον τά ύλικά ταΰτα είναι καταλλήλου 
ποιότητος. 

, ζ) Αγωγοΰ γειώσεως άναλόγου διατομής καί ήλεκτρικής 
αντιστάσεις ούχί μεγαλυτέρας τών 4 ΩΜ. Ή διατομή τοΰ 
σωλήνος έξαγωγής ό όποιος άναφέρεται είς τήν περίπτ. γ' 
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τής παρούσης παραγράφου δέν είναι μικρότερη εξ έκείνης 
της βαλβίδος ασφαλείας. 

3. 'Η δεξαμενή δέν έπιτρέπεται νά φέρη σύστημα έκ- 
κενώσεως τοϋ περιεχομένου αύτής εις τον περιβάλλοντα χώ¬ 
ρον έκτος της διατάξεως της έξυδατώσεως καί έξαερώσεως 
της δεξαμενής. Δεξαμεναί χωρητικότητος μεγαλύτερες των 
3.000 λίτρων είναι εφοδιασμένες διά καταλλήλου μανο¬ 
μέτρου τοποθετημένου έπί τής άνθρωποθυρίδος, τή παρεμ¬ 
βολή βαλβίδος διακοπής ροής. 


4. Τό πάχος τοϋ στρώματος τής άμμου ύπεράνω τής 
δεξαμενής είναι τούλάχιστον 40 έκατοστά ή δέ τελική επιφά¬ 
νεια αυτής δέν υπερβαίνει τήν έπιφάνειαν τοϋ καλύμματος 
τής ή των ανθρωποθυρίδων τής δεξαμενής. 

5. Έσωτερικώς τοϋ περιβλήματος καί έν επαφή ενός 
των περιμετρικών τοιχείων αύτοΰ, τοποθετείται κατακο- 
ρύφως εις σωλήν χαλύβδινος διαμέτρου 2" καταλήγων 3-5 
έκατοστά άνω του πυθμένος τοϋ περιβλήματος καί ό όποιος 
προορίζεται διά τον έλεγχον τυχόν ΰπαρχούσης διαρροής 
υγραερίου έκ τής δεξαμενής. 


Άρθρον 8. 

Έγκρισις καί δοκιμή τής δεξαμενής. 

'Η δεξαμενή είναι υπολογισμένη καί δοκιμασμένη εις 
πίεσιν ΐσην προς εκείνην τήν οποίαν προβλέπουν οί κανονισμοί 
τοϋ Υπουργείου Βιομηχανίας προκειμένου διά δεξαμενάς 
έναποθηκεύσεως υγραερίου (ΟΡΕ). 


Άρθρον 9. 

Περίβλημα τής υπογείου δεξαμενής. 

1. 'Η δεξαμενή τοποθετείται έντός ειδικού περιβλήματος 
καί στερεοΰται κατά τρόπον ώστε νά άντέχει εις πιθανάς 
ΰδροστατικάς ωθήσεις. Τό περίβλημα κατασκευάζεται έξ 
ώπλισμένου σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 0,20μ. δι 
εσωτερικού έπιχρίσματος έκ τσιμεντοκονίας (πατητής) ή 
ετέρων υλικών τά όποια έξασφαλίζουν ΐσοδύναμην στεγανό- 
τητα. Επίσης τό περίβλημα έχει τά άκόλουθα χαρακτη¬ 
ριστικά : 

α) Τά άνω χείλη τοϋ περιμετρικοϋ τοιχείου εξέχουν του¬ 
λάχιστον 40 έκατ. έν σχίσει πρός τήν στάθμην έπιφανειας 
τοϋ περιβάλλοντος έδάφους. 

β) Διαστάσεις τοιαύτας αί όποΐαι έπιτρέπουν έλεύθερον 
χώρον τουλάχιστον 50 έκατ. μεταξύ τών τοιχωμάτων αυτοΰ 
καί τής δεξαμενής. 

γ) Έλαφράν κάλυψιν έξ άκαύστου ύλικοΰ διά τήν προ¬ 
στασίαν τής δεξαμενής έκ τών βροχοπτώσεων. Οί ελεύ¬ 
θεροι χώροι μεταξύ τών παρειών τοϋ έκ σκυροδέματος 
περιβλήματος καί τής σιδηράς δεξαμενής υγραερίου, πλη- 
ροϋται διά ξηράς άμμου λατομείου. 

2. Γενικώς ό χώρος έντός τοϋ όποιου είναι εγκατεστη¬ 
μένη ή δεξαμενή υγραερίου είναι περιφραγμένος ,δια μεταλ¬ 
λικού πλέγματος καί φέρη δύο θύρας εισόδου, έξ άκαυστου 
ύλικοΰ, έναντι άλλήλων αί όποΐαι ασφαλίζουν καλώς,εκ τών 
έξω μέ κλεΐθρον ώστε νά άποφεύγεται ή είσοδος αναρμο¬ 
δίων προσώπων. Αί θύραι παρέχουν τήν δυνατότητα να 
άνοίγουν έκ τών έσω άνευ κλείθρου έστω καί αν αύται είναι 
κλειδωμέναι έκ τών έξω. 


Άρθρον 10. 

Τοποθέτησις τής δεξαμενής εις τό περίβλημα. 

1. 'Η δεξαμενή τοποθετείται έντός τοϋ περιβλήματος 
στηριζομένη είς κατάλληλα βάθρα έκ σκυροδέματος, κατα- 
σκευαζόμενα έπί τοϋ πυθμένος έκ τοϋ αύτοΰ ύλικοΰ τοϋ 
περιβλήματος, πάχους τουλάχιστον 30 έκατοστών και οπλι¬ 
σμένα άναλόγως, πρός παραλαβήν τοϋ άναλογοΰντος φορτίου 
έκ τής πλήρους δεξαμενής. 'Η αγκυρωσις τής δεξαμενής 
γίνεται ύποχρεωτικώς είς τό βάθρον τό πλησιέστερον προς 
τό σημεΐον συνδέσεως τής δεξαμενής μετά τοϋ σωλήνος 
λήψεως τοϋ ύγραερίου. 

2. 'Η κατώτερη έπιφάνεια τοϋ κυλίνδρου τής δεξαμενής 
άπέχει τουλάχιστον 50 έκατ. έκ τοϋ πυθμένος τοϋ περι¬ 
βλήματος. 

3. 'Η άνώτερη έπιφάνεια τοϋ κυλίνδρου τής δεξαμενής 
δέν ύπερβαίνει τήν στάθμην τής έπιφανείας τοϋ πέριξ εδά¬ 
φους. 


Άρθρον 11. 

Άντλίαι. Χαρακτηριστικά καί ΐδιότηται τούτων. 

Αί άντλίαι αί όποΐαι προορίζονται διά τήν μετάγγισιν καί 
τήν διανομήν ύγραερίου είναι χυτοχαλύβδινες ή όρυχάλκινες 
τελείας στεγανότητος, έν σχέσει πρός τήν χημικήν φύσιν 
καί τήν φυσικοχημικήν κατάστασιν τού άερίου, καί άνθεκτι- 
καί είς πίεσιν 30ΚΟΚ/0Μ 3 . Τά στοιχεία ταΰτα πρέπει 
νά προκύπτουν έκ βεβαιώσεως ή οποία χορηγείται έκ τοϋ 
έργοστασίου κατασκευής τών άντλιών. Ή παροχή καί τό 
μανομετρικόν ύψος τών άντλιών είναι σύμφωνα μέ τας 
άπαιτήσεις καί τά χαρακτηριστικά τής έγκαταστάσεως. Οί 
ήλεκτροκινητηρες τών άντλιών είναι άντιεκρικτικοΰ τύπου 
καί ειδικής κατασκευής δΓ εγκαταστάσεις ύγραερίου καί 
πληροΰν τάς σχετικάς διεθνείς προδιαγραφάς. 


Άρθρον 12. 


Τοποθέτησις άντλιών. 

1. 'Η άντλία ή αί άντλίαι διανομής ύγραερίου τοποθε¬ 
τούνται έπί τής τελικής έπιφανείας τοϋ στρώματος τής 
άμμου, άνω τής δεξαμενής, καί κατά προτίμησιν πλησίον 
τής θέσεως τοϋ καλύμματος μιας τών άνθρωποθυριδων τής 
δεξαμενής ούτως ώστε νά έξασφαλίζουν την συνεχή \ ροήν 
τοϋ ύγροΰ, άποκλειομένης τής περιπτώσεως άεροπαιησεως 
αύτοΰ έντός τών συσκευών είς τάς όποιας κυκλοφορεί. Εις 
τόν σωλήνα πρός τήν άντλίαν τοποθετείται μια βαλβις 
διακοπής τής ροής χειροκίνητος. Αί άντλίαι, γειωνονται δι 
άγωγοΰ άναλόγου διατομής. 'Η ηλεκτρική αντιστασις τής 
γειώσεως είναι μεγαλύτερα τών 4 ΟΜ. 

2. Αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άντλίαι δια¬ 
νομής ύγραερίου, δύνανται να τοποθετούνται και εντός φρ*α 
τίου καί είς θέσιν τοιαύτην ως πρός τήν δεξαμενήν ούτως 
ώστε νά έξασφαλίζεται ή συνεχής ροή τοΰ^υγροϋ, αποκλεισ¬ 
μένης τής περιπτώσεως άεροποιήσεως αυτού εντός τών 
συσκευών είς τις όποιες τούτο κυκλοφορεί. 


3. Τό φρεάτιον έχει τά άκόλουθα χαρακτηριστικά : 

α) Είναι κατασκευασμένον έξ ώπλισμένου σκυροδέματος 
πάχους τουλάχιστον 0,20 μ. δι’ έσωτερικοΰ έπιχρίσματος 
έκ τσιμεντοκονίας (πατητής) ή έξ έτέρων ύλικων τα οποία 
έξασφαλίζουν ΐσοδύναμην στεγανότητα. 

β) Τά έπάνω χείλη τοϋ περιμετρικού τοιχείου έξέχουν 
τουλάχιστον 40 έκατ. έν, σχέσει πρός τήν στάθμην επιφά¬ 
νειας τοϋ περιβάλλοντος εδάφους. 

γ) Φέρει έσωτερικώς σταθερήν κλίμακα έξ άντισπινθηρι- 
στικοϋ μετάλλου στερεωμένην είς τά τοιχώματα αυτου. 


δ) "Εχει διαστάσεις αί όποΐαι έπιτρέπουν τήν εύκολην 
τροσπέλάσιν καί χειρισμόν τών έντός αύτοΰ εγκατεστημένων 
μηχανημάτων ύπό τού προσωπικού. 

ε) "Εχει έλαφράν κάλυψιν έξ άκαύστου, ύλικοΰ διά τήν 
προστασίαν τοϋ φρεατίου έκ τών βροχοπτώσεων. 

στ) Είναι άπομονωμένον ώς πρός τόν περιβάλλοντα τήν 
ίεξαμηνήν χώρον, έπιτρεπομένης τής άμέσου γειτνιασεως 
ιύτοΰ μετά τού περιβλήματος τής δεξαμενής. 

ζ) Φέρει σύστημα μηχανικού έξαερισμυΰ δι’ άναρροφήσεως 
ιού περιεχομένου έντός τού φρεατίου άέρος εις χρ νον 
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δευτερολέπτων. Το σύστημα τούτο είναι κατασκευασμένο»; 
άπό άντισπινθηριστικόν μέταλλον καί νά έχει: 

αα) Το σημεΐον άναρροφήσεως εις το ΰψος του πυθμένος 
τοϋ φρεατίου οστις πρέπει νά είναι κεκλιμένος προς το στο- 
μιον άναρροφήσεως τοϋ μηχανικού έξαερισμοϋ. 

ββ) Τον αγωγόν καταΟλίψεως (έκκενώσεως) εις την άντί- 
θετην πλευράν τοϋ σημείου εισόδου προς τό φρεάτιον καί εις 
ύψος ενός (1) μέτρου τουλάχιστον εκ τοϋ άνωτέρου σημείου 
τής έπικαλύψεως τοϋ περιβλήματος της δεξαμενής, τό άκρον 
τοϋ οποίου καταλήγει πλαγίως ύπό γωνίαν 45°. Τό ελεύ¬ 
θερον άνοιγμα τοϋ άκρου τοϋ άεραγωγοΰ (στόμιον εξόδου) 
καλύπτεται διά μεταλλικού πλέγματος. 

γγ) Ηλεκτροκινητήρα καί ηλεκτρικήν έγκατάστασιν 
άντιεκρικτικοΰ τύπου. 

η) "Απαντα τά μεταλλικά μέρη τής έγκαταστάσεως είναι 
άγωγίμως ήλεκτρικώς γεφυρωμένα μεταξύ των καί μετά τοϋ 
έδάφους (γείωσις) μέσω ηλεκτρικού άγωγοΰ ά.ναλόγου δια¬ 
νομής καί ηλεκτρικής άντιστάσεως ούχί μεγαλυτέρας των 
4 ΩΜ. ’Γά χειριστήρια των αντλιών καί τοϋ μηχανικού έξαε- 
ρισμοΰ τοποθετούνται άπαραιτήτως έκτός τού φρεατίου. 

θ) Φέρει ειδικόν ανιχνευτήν άνιχνεύσεως υγραερίου τοπο¬ 
θετημένου πλησίον τοϋ πυθμένος τού φρεατίου καί δ όποιος 
συνδέεται μέσω καλωδιώσεως καί πίνακος, μετά σειρήνος 
αναγγελίας ύπάρξεως υγραερίου εις τόν χώρον τού φρεατίου. 
Τόσον ή σειρήν όσον καί ή κυρία καί εφεδρική πηγή τροφο¬ 
δοσίας τού άνιχνευτοϋ, τοποθετούνται έκτός τού φρεατίου. 

ι) Φέρει έντός αυτού τό εις την παρ. 1 τοϋ άρθρου 21 τού 
παρόντος, περιγραφόμενον σύστημα αύτομάτου πυροσβέ¬ 
σεως, ώς καί παρά τήν είσοδον τού φρεατίου καί έκτός αυτού 
ένα πυροσβεστήρα φορητόν ξηράς κόνεως βάρους περιεχομέ¬ 
νου 12 ΚΟΚ ή ΗΑί,ΟΝ 1211 βάρους περιεχομένου 5,5 
ΚΟΚ, ή έτέρου καταλλήλου κατασβεστικού υλικού. 

’Άρθρον 13. 

Συσκευαί διανομής υγραερίου. 

1. Απαγορεύεται ή έγκατάστασις καί ή χρήσις συσκευών 
διανομής υγραερίου αί έποΐαι δέν είναι έγκεκριμένου τύπου 
ύπό τού 'Τπουργείου Βιομηχανίας καί Ένεργείας διά τήν 
ασφάλειαν καί δέν πληρούν τούς κάτωθι όρους: 

α) 'Η παροχή λαμβάνει χώραν συμφώνως πρός τήν ΐσχύ- 
ουσαν μονάδα μετρήσεως, έλεγχομένην ύπό γνώμονος (με¬ 
τρητού) ό όποιος δύναται νά είναι ενσωματωμένος εις τήν 
συσκευήν διανομής ή πλησίον τής άντλίας διανομής ύγραε- 
ρίου οπότε είς τήν περίπτωσιν ταύτην αί ενδείξεις τού γνώ¬ 
μονος μεταφέρονται ήλεκτρονικώς είς ειδικήν οθόνην τής 
συσκευής διανομής ύγραερίου. 

β) Τό σύστημα μετρήσεως περιλαμβάνει διάταξιν ή οποία 
επιτρέπει τήν διέλευσιν άτμών διά τοϋ μετρητού καί συνεπώς 
τήν μέτρησιν αυτών. Μία τοιαύτη διάταξις άποτελεΐται βα- 
σικώς ύπό ενός δοχείου διαχωρισμού ύγράς καί άερίου φά- 
σεως καί μίαν αύτόματην βαλβίδα ήτις λειτουργεί μέ τήν 
διαφορικήν πιεσιν τού υγρού είς τήν κυρίαν γραμμήν παροχής 
καί τού ατμού ύγραερίου εις τήν κορυφήν τοϋ δοχείου. "Αν 
ή διαφορική πίεσις είναι μηδενική (ήτοι ή αντλία είναι έκτός 
λειτουργίας η υπάρχει ατμός ύγραερίου εις τήν κυρίαν γραμ¬ 
μήν παροχής)^η βαλβις παραμενη κλειστή. Διά τό άνοιγμα 
τής βαλβιδος η πιεσις εις τήν κυρίαν γραμμήν παροχής είναι 
μεγαλυτέρα τής πιέσεως τών άτμών ύγραερίου κατά 1,5 
ΚΟ/οαι- προς εςασφαλισιν ότι έκ τοϋ μετρητού διέρνεται 
μόνον ύγρόν. 

Υ) Η παροχή ανταποκρίνεται πρός τήν άναγραφομένην 
υπο τού γνώμονος τής συσκευής διανομής ύγραερίου ένδει- 
ξιν, τό δέ σφαλμα μετρήσεως εύρίσκεται έντός τών έπιτρε- 
πομένων ορίων, ώς ταϋτα καθορίζονται ύπό τής αρμόδιας 
Υπηρεσίας Μέτρων καί Σταθμών τού 'Τπουργείου Εμπο¬ 
ρίου. 


δ) Ή προσαρμογή τών σχετικών μηχανισμών έξασφαλί- 
ζει άπόλυτον στεγανότητα, ώστε νά άπόκλείεται πάσα περί- 
πτωσις διαρροής ύγραερίου. 

ε) Ή ήλεκτρική έγκατάστασις τής συσκευής διανομής 
ύγραερίου είναι άντιεκρικτικοΰ τύπου καθ’ δλα τά στοιχεία 
αυτής. 

στ) Είναι έφωδιασμένοι διά καταλλήλου μηχανισμού, μή 
έπιτρέποντος τήν παροχήν άνευ μηδενισμού τών ένδείξεων 
προηγουμένης παροχής. 

ζ) Ό έλαστικός σωλήν, κατασκευασμένος νά άντέχη είς 
διάρρηξιν 90 Κ(4 Κ/οττι 2 , δέν έχει μήκος μεγαλύτερον τών 
4.00 μ. καί συνδέεται μέ τήν κυρίαν γραμμήν παροχής ύγραε¬ 
ρίου μέσω συνδέσμου ασφαλείας. Ό σύνδεσμος άσφαλείας 
αποτελεί τό άσθενέστερον σημεΐον τής όλης συνδέσεως είς 
τρόπον ώστε όταν δι’ οίανδήποτε αιτίαν (έκκίνησις τού αύτο- 
κινήτου πρό τής άποσυνδέσεως τού έπιστομίου πληρώσεως 
έκ τής αντιστοίχου ύποδοχής τού ρεζερβουάρ) άσκηθή έλξις 
(περίπου 150 χιλιόγραμμα), ό σύνδεσμος άσφαλείας απο¬ 
συνδέεται. "Αν ό σύνδεσμος άποσυνδεθή τότε μία έσωτερική 
διάταξις βαλβίδων καί είς τά δύο τμήματά του (είς τά όποια 
ό σύνδεσμος έχει άποχωρισθεΐ) έμποδίζουν τήν ροήν καί άπό 
τάς δύο κατευθύνσεις. Διά τού τρόπου τούτου ή διαφυγή τού 
ύγραερίου έκ τής διασπάσεως τού συνδέσμου περιορίζεται 
είς έλάχιστα κυβικά έκατοστά. 

η) Τό έπιστόμιον παροχής λειτουργεί δι’ ειδικής βαλβιδος 
ή οποία άνοίγει συγχρόνως ή μετά τήν σύνδεσιν τού έλαστικοΰ 
σωλήνος μέ τήν δεξαμενήν τού αυτοκινήτου καί κλείνει πρό 
ή συγχρόνως μέ τήν άποσύνδεσιν αυτού. 

θ) ' Η ύποδοχή τού έπιστομίου εκβάλει οπωσδήποτε έκτός 
τοϋ κελύφους τής συσκευής διανομής, τυχόν διαφεύγουσαν 
ποσότητα ύγραερίου, ήτοι ή ύποδοχή είναι κλειστή ώς πρός 
τόν έσωτερικόν τού κελύφους χώρον. 

ι) 'Τφίσταται σύστημα φυσικού αερισμού τοϋ έσωτερικοΰ 
τού κελύφους χώρου. 

ια) 'Τφίσταται δυνατότης έξασφαλίσεως τής συσκευής 
διανομής έξ άπόψεως ακριβούς παροχής μέσω ειδικών μο¬ 
λυβδοσφραγίδων, διατηρουμένων άνεπάφων έπί ποινή άφαι- 
ρέσεως τής άδειας λειτουργίας τού πρατηρίου. 

ιβ) ' Η συσκευή είναι έφωδίασμένη μέ κομβίον παρουσίας. 
Τούτο είναι μία διάταξις ή μοχλός ό όποιος πιέζεται συνεχώς, 
ύπό τοϋ ύπαλλήλου οστις έκτελεΐ τόν άνεφοδιασμόν, διά νά 
ύπάρχη παροχή ύγραερίου. Έάν κατά τήν διάρκεια τής πλη¬ 
ρώσεως ό ύπάλληλος ούτος άπομακρυνθή καί παύση νά πιέζη 
τό κομβίον παρουσίας ή παροχή σταματά άμέσως. 

ιγ) 'Η συσκευή διανομής φέρει ύποχρεωτικώς ίδιον φω¬ 
τισμόν πρός παρακολούθησιν τών ένδείξεων. 

ιδ) 'Η συσκευή διανομής συνοδεύεται ύποχρεωτικώς ύπό 
πινακιδίου προσηρμοσμένου έπ’ αυτής καί άναγράφοντος 
τό έργοστάσιον κατασκευής, τόν τύπον καί αριθμόν σειράς 
αυτής ώς καί τούς άριθμούς έγκρίσεως τής συσκευής ύπό 
τών 'Τπουργείων Βιομηχανίας καί Ένεργείας καί Εμπορίου. 

ιε) 'Η όλη συσκευή διανομής περικλείεται έντός κελύφους 
μεταλλικής κατασκευής. 

; ιστ )'Η έγκρισις τύπου τής συσκευής διανομής ώς καταλ- 
Ληλουοια τήν διανομήν ύγραερίοο παρέχεται ύπό τού 'Τπουρ- 
γείου Εμπορίου, κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατάξεις. 

Η συσκευή διανομής ύγραερίου είς τήν θέσιν ένθα 
είναι εγκατεστημένη, προστατεύεται διά τεσσάρων ισχυ¬ 
ρών μεταλλικών πασσάλων τοποθετημένοι περιμετρικώς είς 
ήίζ τέσσαρες γωνίες τής συσκευής καί είς μικράν άπόστασιν 
απ αυτής έπί τώ σκοπώ προστασίας τής συσκευής διανομής 
έκ πιθανούς προσκρούσεως αύτοκινήτου έπ’ αύτής. 

"Αρθρον 14. 

Σωληνώσεις. Ίδιότηται τούτων. 

Αι σταθεραί σωληνώσεις συνδέσεως μεταξύ τών διαφόρων 
σημείων τής έγκαταστάσεως, ώς καί αί βαλβίδαι, είναι κατα- 
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σκευασμέναι ύπό χάλυβος ποιότητος καί υψηλής αντοχής 
ό όποιος έπιδέχεται συγκόλλησιν καί ό όποιος αντέχει, σέ 
πίεσιν 6χι μικροτέραν των 40 Ιί^Γ/οιη 2 . Αί ένώσεις των σω- 
ληνώσεων γίνονται διά συγκολλήσεο^ς, αποφευγομενων κατα 
τό δυνατόν των φλατζοτών συνδέσεων, απαγορευόμενης δε 
τής κατ’ εύθείαν ένώσεως αυτών διά κοχλιώσεως μεσω κοχλι¬ 
ωτών εξαρτημάτων. Τά παρεμβάσματα (φλάντζες; στεγα¬ 
νότατος καί οί κοχλίαι συσφίξεως τών φλαντζών η ετερων 
συνδετικών στοιχείων είναι, κατά τον άριθμόν, τήν^διατομην 
καί την ποιότητα, ιδανικά διά σωληνώσεις αί οποϊαι προο¬ 
ρίζονται διά διέλευσιν υγραερίου. Τόσον αί σωληνώσεις όσον 
καί αί συνδέσεις αύτών φέρουν έπένδυσιν άντιδιαβρωτικην. 

"ΑρΟρον 15. 

Σωληνώσεις εφοδιασμού τών συσκευών διανομής. 

Αί σωληνώσεις προσαγωγής καί επιστροφής τοϋ υγραερίου 
αί όποΐαι άρχονται άπό τάς συσκευάς διανομής, στερεουνται 
εις τήν βάσιν τών συσκευών καί φέρουν έκαστη μιαν βαλρι- 
δα περιορισμού ροής τοποθετημένην πλησίον του, σημείου 
στερεώσεως. 'Η βαλβίς αότη είναι κατάλληλη να εμποριςη 
τήν έξοδον τοϋ υγρού ή άερίου, άκόμηκαί εις την περιπτω- 
σιν τυχαίας μετατοπίσεως τής συσκευής διανομής. 

’Άρθρον 16. 

Τοποθέτησις τών υπογείων σωληνώσεων. 

1. Αί σταθεραί σωληνώσεις τοποθετούνται εις είδικως 
διαμορφωμένους χάνδακας έκ σκυροδέματος. Οι χανόακ-ς 
ουτοι εΐναι: 

α) Έσωτερικώς έπενδεδυμένοι διά τσιμεντοκονίας (πα¬ 
τητήν) ή έτερα υλικά τά όποια εξασφαλίζουν ίσοδυναμην 
στεγανότητα. 

β) Πλήρεις διά στεγανής άμμου.- 

ν) Κεκαλυμμένοι διά πλακών έξ «οπλισμένου σκυροδέ¬ 
ματος ανθεκτικών εις τάς μεταβιβαζομένας φορτίσεις εκ των 
όποιωνδήποτε διερχομένων άπ’ αυτών οχημάτων και κατα 
τρόπον τοιοϋτον ώστε νά είναι δυνατή η αφαιρεσις των πλα¬ 
κών διά τόν έλεγχον τών διερχομένων εις τους χάνδακες 
σοιληνώσειον. 

2. Αί σωληνώσεις δύνανται νά τοποθετούνται και εντός 
τοϋ εδάφους άνευ διαμορφώσεως ειδικών εκ σκυροδέματος 
χανδάκων ύπό τάς προϋποθέσεις δτι: 

α) Τοποθετώνται γενικώς εις βάθος όγδοήκοντα (80) 
εκατοστών έκ τής έπιφανείας τοϋ εδάφους. 

β) 'Η άντιδιαβρωτική έπένδυσις είναι έκ καταλλήλου αυ¬ 
τοκόλλητου ταινίας πολυαιθυλενίου. 

υ) "Εκαστος σωλήν περιβάλλεται πανταχόθεν ύπο άμμου 
λατομείου πάχους τουλάχιστον δέκα (10) εκατοστών, ανω 
δέ τοϋ άνω στρώματος τής άμμου διαστρωνεται δια χωμ ς 
πάχους στρώματος τουλάχιστον είκοσι (20) εκατοστών. ν 

τριάκοντα (30) εκατοστά περίπου οπτόπλινθοι δια τήν έν 
δειξιν τής πορείας τών σωλήνων (προστασία έναντι μελλοντι¬ 
κής έκσκαφής). 

δ) Εις περίπτωσιν καθ’ ψ δέν είναι έφικτόν τό βάθος των 

όγδοήκοντα (80) εκατοστών έπιτρέπεται ή ^ 

1 ' Εΐε την περίπτωσιν ταυτην επιβαλλ*.α. 

χάλυψΐύοϋ χ 4ν8«*ο 5 8.4 «»■«** “ 

«τκυροδέματος. _ € _ 

ε) 'Η τοποθέτησις τοϋ σωλήνος ένεργεϊται ώς έξης: 

Συγκολλάται έκτός καί πλησίον τοϋ χάνδακος. 

’ Επενδύεται'διά*ταινώ:ς^πολυ« 1 ·6 υ ό εν ί οι | τοποθετ^ται μετά 
προσοχής έντός τοϋ έτοιμου χάνδακος είς ^πυθμένα το_ 
όποιου έχει διαστρωθεϊ άμμος λατομείου δέκα (10) έκα 
τοστών. 


’Άρθρον 17. 

Στόμιον πληρώσε«ος δεξαμενής. 

Τά στόμια πληρώσεως τής δεξαμενής καί επιστροφής 
άτμών τοποθετοΰνται κατά τό δυνατόν πλησίον τής δεςαμε- 
νής καί οπωσδήποτε έκτός τής περιφράξεως αυτής και εις 
θέσιν τοιαύτην ώστε ή προσπέλασις τόσον βυτιοφόρου αυτο¬ 
κινήτου οχήματος όσον καί οίουδήποτε όχήματος έντός του 
χώρου τοϋ πρατηρίου γίνεται κατά τρόπον ό όποιος δέν θέτει 
είς κίνδυνον τήν ασφάλειαν αύτών καί τής όλης εγκαταστα- 
σεως. Έπί τών στομίων υπάρχουν: 

α) Αί συνδετήριαι φλάντζες ή ρακόρ ή ειδικοί σύνδεσμοι, 
β) Χειροκίνητοι βαλβίδες διακοπής τής ροής τοϋ ύγροϋ 
ή άερίου. 

γ) Βαλβίς άντεπιστροφής εις τό στόμιον συνδέσεως μετά 
τοϋ σωλήνος μεταφοράς ύγροϋ ύγραερίου. 

Άμφότερα τά στόμια καθ’ 6ν χρόνον δέν χρησιμοποιοϋν- 
ται κλείωνται στεγανώς είτε διά τυφλής φλάντζας η κοχλιω¬ 
τού πώματος η δι’ άλλου τρόπου. Τα άκρα των ^ωτέρω στο- 
μίων άγκυροΰνται έπί βάθρου έξ ώπλισμενου σκυροδέματος, 

περιβάλλονται δε ύπό μεταλλικού προστατευτικού^κιβωτ ού 

αετά κλείθρου. Τό κιβώτιον τούτο διαθέτει επαρκή αριθμόν 
όπών διά τόν άερισμόν τοϋ έσωτερικου χώρου «^του. Περι- 
αετρικώς τοϋ κιβωτίου τοποθετούνται τέσσαρες __ ισχυροί 
Μεταλλικοί πάσσαλοι εις μικράν άποστασιν επ αυτου επι το 
σκοπώ τής προστασίας αύτοϋ έκ πιθανής προσκρουσεως αυ 
τοκινήτου επ’ αύτοϋ. 

’Άρθρον 18. 

Σωληνώσεις συνδέσεως βυτιοφόρων μ_ετα του 
στομίου πληρώσεως τής δεςαμενης. 

1 Αί μεταγγίσεις τοϋ υγραερίου έκ τοϋ βυτιοφόρου εις την 
δεξαμενήν καί άντιστρόφως, λαμβάνουν χωράν εις κλειστόν 
κύκλωμα διά μιας η δύο σωληνώσεων ευκάμπτων κ* λυ ¬ 
μένων έκ τών οποίων ή μία χρησιμοποιείται δια το υγρ^ 
καί ή έτέρα διά τό άέριον (ύγρά φάσις και αέριοςφασις).^ 
σωληνώσεις αδται άνήκουν είς τό βυτιοφόρον. Τα άκρα των 
_ ι..ι _συνδέονται μετά του στομίου πληρώ 


υγροΰ. 

2. Αί άνωτέρω σωληνώσεις, φροντίδι τοϋ «ιοκτήτου τοϋ 
βυτιοφόρου αύτοκινήτου οχήματος, έτησιως υποβάλλονται ας 
ύδραυλικήν δοκιμήν πιέσεως 40 άτμοσφαιριον.^Η δοκιμή 
ένεργεϊται ύπό τής αρμόδιας υπηρεσία, τ ? Ύ 

Βιομηνανίας καί Ένεργείας και η οποία εκδίδει ™ 
τικόν πιστοποιητικόν δοκιμής. Τό πιστοποιητικ ν του. ^ 
δεικνύεται είς τόν αρμόδιον δια τόν 1 έκφόρ-ώ- 

ύπεύθυνον τοϋ πρατήριου, προ της εναρ^ω ης φ Ρ 
σεως τοϋ βυτιοφόρου, καί ό όποιος φέρει την ευθυνην δ.α τη 
αύστηράν τήρησιν, της διαταξεως ταυτης. 

3 'Η σύνδεσις δεξαμενής - βυτιοφόρου έξασφαλίζει τήν 
λυτέρα τών 4 ΩΜ. 

’Άρθρον 19. 

’ Ηλεκτρικά! έγκαταστάσεις. 

ωί8 “ ““ 
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πιστοποιητικού καλής έκτελέσεως αυτών συμφώνως προς 
τούς ήλεκτρολογικούς κανονισμούς τοϋ Κράτους. 

Αρθρον 20. 

Γενικοί διακόπται. 

1. "Απαντες οί γενικοί διακόπται των κυκλωμάτων τρο¬ 
φοδοσίας των άντλιών καί τοΰ ήλεκτροφωτισμοϋ όλης της 
έγκαταστάσεως διανομής είναι τοποθετημένοι εις κεντρικόν 
πίνακα εντός χώρου έστεγασμένου καί εις άπόστασιν του¬ 
λάχιστον 15 μ. άπό τοϋ κέντρου τής δεξαμενής καί ό όποιος 
έγκαθίσταται εις ύψος τουλάχιστον 1,50 μ. έκ τής επιφά¬ 
νειας τοϋ εδάφους τοΰ χώρου τής έγκαταστάσεως τοΰ πρα¬ 
τηρίου. Εντός τοΰ χώρου τούτου τοποθετείται ό πίναξ καί ή 
έφεδρική τροφοδοσία τοΰ συστήματος συναγερμοΰ. 

2. Εις προσιτόν σημεΐον τής όλης έγκαταστάσεως τοΰ 
πρατηρίου καί κατά προτίμησιν έντός τοΰ χώρου τοΰ δια¬ 
μερίσματος τοΰ πρατηρίου ό όποιος χρησιμοποιείται ώς 
γραφεΐον, τοποθετείται γενικός διακόπτης άσφαλείας μέσω 
τοΰ όποιου διακόπτεται ή λειτουργία τής όλης έγκαταστάσεως 
τοΰ πρατηρίου, εις περίπτωσιν άτυχήματος ή άπειλουμένου 
τοιούτου, έξαιρουμένου τοΰ συστήματος αυτομάτου πυρο¬ 
σβέσεως. 

Αρθρον 21. 

Μέτρα Πυρασφαλείας. 

Τά ληπτέα μέτρα έναντι κινδύνου πυρκαϊάς, τα όποια κρί- 
νονται αναγκαία διά τήν λειτουργίαν τοΰ πρατηρίου είναι 
τά κάτωθι : 

α) Σταθερα αντιπυρικά μέσα : Άνωθεν τοΰ χώρου τοΰ 
περιβλήματος τής δεξαμενής υγραερίου καί εΐδικώς εις τάς 
θέσεις των ανθρωποθυρίδων αύτής έγκαθίσταται σύστημα 
αυτομάτου πυροσβέσεως λειτουργούν διά ΗΑΕΟΝ 1211, 
ή έτέρου καταλλήλου κατασβεστικού ύλικοΰ έγκεκριμένου 
υπό τής άρμοδίας υπηρεσίας τής Πυροσβεστικής Υπηρε¬ 
σίας. Τό σύστημα τούτο άπαραιτήτως νά συνδέεται, μέσω 
είδικοΰ πίνακος καί έφεδρικής τροφοδοσίας, διά σειρήνος 
κινδύνου τοποθετημένης έντός τοΰ γραφείου τοΰ διαμερί¬ 
σματος τοΰ πρατηρίου ένθα καί ό γενικός διακόπτης άσφα¬ 
λείας. 

β) Φορητά αντιπυρικά μέσα. Πυροσβεστήρες : Ή έγκα- 
ταστασις τοΰ πρατηρίου υγραερίου διά αύτοκίνητα πρέπει 
να έχη τουλάχιστον 5 πυροσβεστήρες φορητούς ξηράς κό- 
νεως βάρους περιεχομένου 12 ΚΟΚ. έκαστος ή ΗΑΕΟΝ 
1211 βάρους περιεχομένου 5,5 ΚΟΚ έκαστος ή έτερον καταλ¬ 
λήλου κατασβεστικού ύλικοΰ έγκρινομένου ύπό τής Πυρο¬ 
σβεστικής Υπηρεσίας ευρισκόμενοι εις έμφανεϊς θέσεις πλη¬ 
σίον τής συσκευής διανομής υγραερίου ώς καί τάς θύρας εισό¬ 
δου εις τήν περίφραξιν τής δεξαμενής καί εις κατάστασιν 
λειτουργίας. 

γ) Εις έμφανή θέσιν πρέπει νά άναρτώνται πινακίδες άνα- 
γράφουσαι τήν φράσιν «Απαγορεύεται τό κάπνισμα ώς 
καί πάσα χρήσις πυρός». 

^) Απαγορεύεται η εναποθηκευση οίασδήποτε μορφής 
εύφλέκτων υλών έντός τοΰ διαμερίσματος τοΰ πρατηρίου, 
τών τηλμάτων φυλασσομένων έντός σιδηρών δοχείων ή έν 
συσκευασία επι φορειαμών μεταλλικής κατασκευής. 

ε) Απαγορεύεται η εντός τοΰ διαμερίσματος τοΰ πρα¬ 
τηρίου έναποθήκευσις κενών δοχείων ή δοχείων μετά καυσί¬ 
μου ή φιαλών υγραερίου. 

στ) Απαγορεύεται ή χρήσις θερμαστρών πετρελαίου ή 
τοιουτων Οι, ηλεκτρικής πυρακτώσεως ή διά φλογός έν γέ- 
νει, προς θέρμανση τοΰ διαμερίσματος τοΰ πρατηρίου. 

, Ρ Ε πληρωσις τής δεξαμενής υγραερίου συντελεΐται 
επι παρουσία υπευθυνου προσώπου τοΰ πρατηρίου καί ΰπ’ 
εύθύνη τοΰ μεταφορέως, ύποχρεουμένου νά έχη είς έτοιμό- 
τητα τους πυροσβεστήρες τοΰ βυτιοφόρου πλησίον τοϋ ση¬ 
μείου είς τό οποίο συντελεΐται ή πλήρωσις τής δεξαμενής 
οι υγραερίου. 


η) Απαγορεύεται ή υπαρξις οχετών άποχετεύσεως, φρεα¬ 
τίων, ανοιγμάτων ή αεραγωγών όδηγούντων πρός υπογείους 
χώρους τής έγκαταστάσεως τοΰ πρατηρίου, εις αποστασιν 
μικροτέραν τών 15μ. άπό τής πλησιεστέρας συσκευής δια¬ 
νομής υγραερίου ή τοΰ περιβλήματος τής δεξαμενής υγραε¬ 
ρίου ή τοΰ στομίου πληρώσεως τής δεξαμενής (αρθρον 17). 
Εις τον ανωτέρω περιορισμόν δέν υπάγεται ή περιπτωσις 
τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 12 τοΰ παρόντος. 

Αρθρον 22. 

Κανονισμοί Λειτουργίας. 

Κατά τήν λειτουργίαν τής έγκαταστάσεως πρατηρίου δι’ 
αύτοκίνητα, ό κάτοχος τής άδειας λειτουργίας πρατηρίου 
τηρεί καί έπιβάλλει τήν τήρησιν ύπό ιδίαν ευθύνην, τών έπο- 
μένων κανονισμών : 

α) 'Η μετάγγισις τοΰ υγραερίου άπό τοΰ βυτιοφόρου εις 
τήν δεξαμενήν δέν άρχεται πρό τής διαπιστώσεως ότι : 

αα) Τά ήλεκτρικά κυκλώματα τοΰ βυτιοφόρου διεκόπη- 
σαν. 

ββ) Οί τροχοί τοΰ αύτοκινήτου ήσφαλίσθησαν μέ άνα- 
στολεΐς (τάκους). 

γγ) Τό βυτιοφόρο γειώθηκε ήλεκτρικώς. 

δδ) Ήλέχθη καί έβεβαιώθη ή πλήρης έφαρμογή τών 
ρακόρ καί τών συνδέσεων τών ευκάμπτων ή βιδωτών σωλη¬ 
νώσεων οί όποιοι προορίζονται διά τήν μετάγγισιν. 

β) Κατά τήν διάρκειαν τής μεταγγίσεως τό άπασχολού- 
μενο προσωπικό τηρεί αύστηρώς τήν άπαγόρευσιν καπνί¬ 
σματος καί οπωσδήποτε άπαγορεύει τό άναμμα φλογών εις 
μίαν άκτίνα τουλάχιστον 15μ. έκ τοΰ χώρου μεταγγίσεως. 

γ) Κατά τήν διάρκειαν τής μεταγγίσεως ή τοΰ άνεφο- 
διασμοΰ αυτοκινήτου δι’ υγραερίου τό άπασχολούμενο προ¬ 
σωπικό έχει πλησίον αύτοΰ ένα φορητόν πυροσβεστήρα 
έτοιμον πρός χρήσιν καί εις άρίστην κατάστασιν. 

δ) Κατά τήν διάρκειαν τοΰ άνεφοδιασμοΰ αυτοκινήτου 
δι’ υγραερίου, τό άπασχολούμενον προσωπικόν τηρεί καί 
υποχρεώνει καί τούς έτερους νά τηροΰν τάς άπαγορεύσεις 
τής περιπτ. β' τοΰ παρόντος άρθρου καί βεβαιώνεται ότι οί 
κινητήρες τών πρός άνεφοδιασμόν αυτοκινήτων ή ετέρων 
πού εύρίσκονται πλησίον, είναι έκτός λειτουργίας. 

ε) Εις τάς μικτάς έγκαταστάσεις (άρθρον 25) άπαγο- 
ρεύεται ή μετάγγισις υγραερίου συγχρόνως μέτήν μετάγγι- 
σιν άλλων υγρών καυσίμων. 

στ) Τό άπασχολούμενον είς τό πρατήριον προσωπικόν 
είναι ήλικίας τουλάχιστον 18 έτών καί : 

αα) Γνωρίζει καλώς τόν τρόπον λειτουργίας τών συσκευών 
αί όποΐαι περιγράφονται είς τάς προηγουμένας περιπτώσεις 
ώς καί τήν χρήσιν τών πυροσβεστήρων. 

ββ) Είναι έκπαιδευμένον είς τούς χειρισμούς τούς άπα- 
ραιτήτους διά τήν πρόληψιν καί μείωσιν τών κινδύνων προ- 
κλήσεως άτυχημάτων. 

ζ) Είς τόν χώρο τής έγκαταστάσεως τοΰ πρατηρίου καί 
είς θέσιν έμφανή άναρτάται μία μεγάλη πινακίς είς τήν όποίαν 
άναγράφονται εύκρινώς αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου 
ώς καί μία κάτοψις τής έγκαταστάσεως τοΰ πρατηρίου. Αί 
πινακίδες μέ τάς λέξεις «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙ¬ 
ΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΧΡΗΣΙΣ ΠΥΡΟΣ» τοποθετούνται είς 
τήν εϊδοσιν τοΰ πρατηρίου καί πλησίον τών συσκευών δια¬ 
νομής τής δεξαμενής καί τοΰ στομίου πληρώσείος αύτής. 

η) Είς περίπτωσιν πυρκαϊάς ή κινδύνου, τό προσωπικόν 
τοΰ πρατηρίου εμποδίζει διά κινητών σημάτων ή μπαρών 
(δρύφακτα), ή δι’ οίουδήποτε έτέρου μέσου τήν είσοδον 
ετέρων οχημάτων είς τόν χώρο τοΰ πρατηρίου. 

’Άρθρον 23. 

Αποστάσεις Ασφαλείας. 

Έκτός τών όριζομένων είς τά προηγούμενα άρθρα τά 
όποια άναφέρονται είς τάς έλαχίστας άποστάσεις άσφαλείας 
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διά την έγκατάστασιν πρατηρίου, ό χώρος εις τον όποιον 
ταϋτα κατασκευάζονται πληρούν καί τάς ακολούθους προϋ¬ 
ποθέσεις : 

α) Πλησίον όδών, ή άπόστασις μεταξύ του πλησιεστέρου 
σημείου τοϋ περιβλήματος της δεξαμενής ή του περιμετρι¬ 
κού τοιχείου του φρεατίου τών αντλιών ή τών συσκευών δια¬ 
νομής ή του στομίου πληρώσεως καί τοϋ πλέον πλησιεστε- 
ρου σημείου του άκρου της όδοΰ δέν είναι μικροτέρου τών : 

αα) 28μ. δι’ αύτοκινητοδρόμους, έθνικάς οδούς τοϋ βα¬ 
σικού δικτύου καί σιδηροδρομικάς γραμμάς. 

ββ) 15μ. διά τάς υπολοίπους οδούς. 

β) Εντός τοϋ χώρου τής έγκαταστάσεως τοϋ πρατη¬ 
ρίου : ~ 

αα) μεταξύ τοϋ περιβλήματος τής δεξαμενής υγραερίου 
ή τοϋ περιμετρικού τοιχείου τοϋ φρεατίου τών αντλιών η 
τοϋ σημείου πληρώσεως ή τής συσκευής διανομής υγραερίου 
καί τοϋ πλησιεστέρου σημείου τής περιφραξεως τοϋ πρατη¬ 
ρίου .υπάρχει ελάχιστη άπόστασις 15μ., 

ββ) μεταξύ έκάστου επικινδύνου σημείου τής εγκαταστα- 
σεως (ώς δεξαμενής υγραερίου φρεατίου αντλιών στομίου 
πληρώσεως καί συσκευών διανομής) και τών βοηθητικών 
εγκαταστάσεων τοϋ πρατήριου (διαμέρισμα πρατήριου, 
χώρος πλυντηρίου, άποθήκη βοηθητικού έξοπλισμοΰ τής 
έγκαταστάσεως τοϋ πρατηρίου, τουαλέτες, συνεργείου επι¬ 
σκευής αύτοκινήτων έπιφανείας ούχί μεγαλυτερας τών 70μ2), 
ή άπόστασις δέν είναι μικρότερη τών 1υμ·, 

γγ) μεταξύ τών ιδίων επικινδύνων σημείων καί τυχόν 
ύφισταμένης μικράς οικίας διαμονής τοϋ ^προσωπικού του 
πρατηρίου ή τυχόν έστιατορίου ή μπάρ, ή άνωτερω αποστα- 
σις δέν είναι μικρότερη τών 20μ. Εις τάς περιπτώσεις ταυ- 
τας ή συνολική ωφέλιμος επιφάνεια (άφαιρουμενων των 
περιμετρικών καί διαχωριστικών τοίχων) δι’έν έκαστον των 
ώς άνω κτισμάτων δέν είναι μεγαλύτερα τών 30 τ.μ., 

δδ) μεταξύ τών δεξαμενών υγραερίου ή^τοϋ περιμετρικού 
τοιχείου τοϋ φρεατίου τών άντλιών καρτών συσκευών δια¬ 
νομής υγραερίου τηρείται άμοιβαίως ή αποστασις των Ιϋμ. 
Αυτή υπολογίζεται Ικ τοϋ πλησιεστέρου^ σημείου του ^περι¬ 
βλήματος τής δεξαμενής ύγραερίου ή τοϋ περιμετρικού τοι- 
χείου τοϋ φρεατίου τών αντλιών. 

Αί εις τάς ύποπερίπτ. αα' - γγ' τής παρούσης περίπτ. 
άναφερόμεναι άποστάσεις μετρώνται έκ του_ πλησιεστέρου 
σημείου τοϋ περιβλήματος τής δεξαμενής τοϋ περιμετρικού 
τοιχείου τοϋ φρεατίου τών άντλιών τών συσκευών διανομής 
καί τοϋ κιβωτίου τοϋ στομίου πληρώσεως. 


’Άρθρον 24. 


Συνέπειαι μειώσεως άποστάσεων άσφαλείας. 

’Άν δι’ οίονδήποτε λόγον αί άποστάσεις άσφαλείας αί 
όποΐαι άναφέρονται εις τά άρθρα 2, 3, 4, 5, 20, 21, ^ 3 και 
34 ελαττωθούν, ανακαλείται ή άδεια λειτουργίας του πρα¬ 
τηρίου. 

’Άρθρον 25. 


Μικταί Εγκαταστάσεις. 

1. Εις την περίπτωσιν έγκαταστάσεως δεξαμενής υγραε¬ 
ρίου καί συσκευής διανομής αύτοϋ εις χώρον προϋπαρχοντος 
πρατηρίου βενζίνης καί πετρελαίου η συνυπαρ,εως εξ αρχής 
άμφοτέρων τών έγκαταστασεων (υγραερίου και βενζίνης 
ή πετρελαίου), έκτός τής τηρήσεως των διατάξεων των προη¬ 
γουμένων άρθρων καί τών σχετικών διαταςεων του Β._Δ/τος 
465/1970 τηρείται ή άπόστασις των 10μ. μεταςυ των συ¬ 
σκευών τής μιας καί τής έτέρας έγκαταστάσεως, ήτοι . 

α) Μεταξύ τών δεξαμενών (υγραερίων, βενζίνης και πε¬ 
τρελαίου). 

β) Μεταξύ τών συσκευών διανομής (υγραερίου, βενζί¬ 
νης καί πετρελαίου). 


γ) Μεταξύ τών δεξαμενών τής μιας έγκαταστάσεως καί 
τών συσκευών διανομής τής έτέρας έγκαταστάσεως ή καί 
άντιστρόφως. 

Ή κατά τά άνω ελάχιστη άπόστασις τών 10μ. μετράται 
έκ τοϋ πλησιεστέρου σημείου τοϋ περιμετρικού τοιχείου τοϋ 
φρεατίου τών άντλιών ή τοϋ περιβλήματος τής δεξαμενής 
υγραερίου ή τοϋ στομίου πληρώσεως αύτής καί του φραε- 
τίου πληρώσεως ή τοϋ στομίου έξαερώτεως τής ϊεςαμενής 
έναποόηκεότεως βενζίνης ή πετρελαίου. 

2. Είς τάς μικτάς εγκαταστάσεις, απαγορεύεται γενι¬ 
κώς ή χρήσις φορητών χειροκινήτων άντλιών παροχής μί¬ 
γματος βενζίνης μετ’ ορυκτελαίου. 

ΆρΟρον 26. 

Συνέπειαι μειώσεως άποστάσεων άσφαλείας εις μικτάς 
έγκαταστάσεις. 

Άν δι’ οίονδήποτε λόγον εις τάς μικτάς εγκαταστάσεις 
τοϋ προηγουμένου άρθρου, αί άποστάσεις άσφαλείας αί όποΐαι 
άναφέρονται εις τά άρθρα 2, 3, 4, 5, 20, 21, 23, 25 καί 34 
έλαττωθοϋν, άνακαλεΐται ή άδεια λειτουργίας τοϋ πρατηρίου. 
Ή άνάκλησις αυτή άφορα μόνον την έγκατάστασιν διανομής 
ύγραερίου έφ’ δσον πρόκειται, δι’ έγκατάστασιν είς τήν όποιαν 
προϋπήρχεν άμιγές πρατήριον (βενζίνης η πετρελαίου) η 
καί διά νέαν έξ ύπαρχής μικτήν έγκατάστασιν, ύπό την προϋ- 
πόθεσιν ότι ή περαιτέρω λειτουργία τής έγκαταστασεως τοϋ 
πρατηρίου διά τήν διανομήν μόνον βενζίνης η και πετρε¬ 
λαίου δέν άντίκειται εις τάς διατάξεις τοϋ 465/70 Η.Δ. 
Εις άς περιπτώσεις δέν συντρέχουν αί ανωτέρω προϋποθέ¬ 
σεις άνακαλεΐται όριστικώς ή άδεια λειτουργίας όλης τής 
έγκαταστάσεως. 


"ΑρΟρον 27. 

Τήρησις Κανονισμών. 

Είς τάς μικτάς έγκαταστάσεις (άρθρον 25) οί κανονισμοί 
λειτουργίας οί όποιοι προβλέπονται ύπό τοϋ άρθρου 22 τη¬ 
ρούνται καί διά τάς εγκαταστάσεις πληρώσεως καί διανο¬ 
μής καυσίμων βενζίνης και πετρελαίου. 

’Άρθρον 28. 

Δικαιούμενοι άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας. 

1. Άδειαι ίδρύσεως πρατηρίουν ύγρων καυσίμων δημο¬ 
σίας χρήσεως (ύγραερίου, ύγραερίου καί βενζίνης ή πετρε- 
λαίου) χορηγούνται έλευθέρους καί απεριορίστους εις παν 
ευσιαόν ή νομικόν πρόσω π ον. 

2. Τά φυσικά πρόσωπα ή μέλη Εταιρειών προκειμενου 
ν ά τύχουν άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας τοιούτων πρα¬ 
τηρίων δημοσίας χρήσεως, δέον νά έχουν συμπληρώσει το 
21ον έτος τής ήλικίας των καί νά είναι ’ Ελληνες υπήκοοι. 
Κατ’ έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή βάσει τών διατάξεων του πα- 


ν,ατ - ί γ- - - , 

όντος, χορήγησις άδειας ίδρύσεως και λειτουργίας πρατη- 
ίων ύγρών καυσίμων (ύγραερίου, ύγραερίου και βενζίνης 



οιουτων ----- - γ - > ■ , , , , 

ποβολήν τών δικαιολογητικών επιδεικνύουν επι πλέον <-> 
ιγύι δελτίον παραμονής τοϋ Κέντρου Αλλοδαπών ανα- 
ραφομένου έπί τής αΐτησεως τοϋ άριθμοϋ μητρώου του 
νωτέρω δελτίου. Έπί άνωνύμων εταιρειών εχουσων την 
Βραν των έν τη ήμεδαπή δέν έξετάζεται η υπηκοοτης των 

ετόχων. 

3 "Εκαστον φυσικόν πρόσωπον ή Εταιρεία δικαιούται 
4 τύ-/η μιας μόνον άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών 
αυσίμων (ύγραερίου, ύγραερίου καί βενζίνης η πετρελαιου) 
αθ’ άπασαν τήν επικράτειαν υπο την προϋπόθεσιν οτι δέ/ 
Ιναι κάτοχοι τοιαύτης άδειας ετέρου πρατήριου. 
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4. Ή χορήγησις άδειων λειτουργίας πρατηρίων υγρών 
καυσίμων (υγραερίου, υγραερίου καί βενζίνης ή πετρελαίου) 
εις Εταιρείας πετρελαιοειδών απαγορεύεται, έκτος έάν τούτο 
προβλέπεται έξ ειδικής μετά τοΰ Δημοσίου συμβάσεως και 
μέχρι του ύπ’ αυτής όριζομένου άριθμοΰ πρατηρίου. 

"Αρθρον 29. 

'Αρμόδιαι διά την χορήγησιν τών αδειών ύπηρεσίαι. 

Αί άδειαι ίδρύσεως καί λειτουργίας τών πρατηρίων υγραε¬ 
ρίου χορηγούνται ύπό τών κατά τόπους νομαρχιών. 

’ΆρΟρον 30. 

Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ίδρύσεως αμιγών πρατηρίο>ν 
υγραερίου ή μικτών εγκαταστάσεων (άρθρον 25). 

1. Διά τήν χορήγησιν άδειας ίδρύσεως πρατηρίου υγραε¬ 
ρίου ή μικτής έγκαταστάσεως υποβάλλονται εις τήν άρμο- 
δίαν υπηρεσίαν της οικείας Νομαρχίας τά κάτωθι δικαιο- 
λογητικά : 

α) Αΐτησις του ενδιαφερομένου. 

β) Τοπογραφικόν σχεδιάγραμμα τής περιοχής εις έξα- 
πλοΰν ύπό κλίμακα 1 : 500 καί άκτίνα 200μ., εις τό όποιον 
σημειοΰται δι’ έρυθροϋ χρώματος ή οικοδομική γραμμή, ή 
θέσις τοΰ πρατηρίου μέ τά πλάτη τών οδών ώς καί τά είδη 
τών γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειοΰνται αί άκρι- 
βεΐς θέσεις τυχόν ύπαρχόντων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
άρχαιολογικών χώρων, εργοστασίων ή άποθηκών εύφλέκτων 
ή εκρηκτικών υλών, σχολείων, κινηματογράφων ή θεάτρων, 
εκκλησιών, στρατοπέδων, νεκροταφείων, μονίμων εγκατα¬ 
στάσεων άθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων τών οποίων 
ή.λειτουργία προϋποθέτει χρήσιν φλογός, αγωγών μεταφο¬ 
ράς ηλεκτρικής ένεργείας τής ΔΕΗ. 

γ) Γραμμάτιον καταθέσεως εις τύ Δημόσιον Ταμεΐον 
δραχμών πεντακοσίων (500). 

δ) Επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή υποβολή βεβαιώσεως, 
περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έ'κδοσιν τούτου. 

ε) Βεβαίωσις τής άρμοδίας υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων ή τής οικείας νομαρχίας ότι τό οΐκόπεδον 
τοΰ ύπό ίδρυσιν πρατηρίου κεϊται εκτός σχεδίου πόλεως καί 
εκτός κατωκημένης περιοχής, ώς αΰτη χαρακτηρίζεται έκ 
τών οικείων διατάξεων. 

στ) 1 πευθυνος δηλωσις τοΰ αίτοΰντος, συντασσομένη 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ.105/69 οτι τυγχάνει 
ιδιοκτήτης ^τοΰ άκινήτου ή έφ’ όσον τό άκίνητον δεν άνήκει 
είς αυτόν υπεύθυνος δήλωσις τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άκινήτου 
ή τοΰ έ'χοντος δικαίωμα χρησιμοποιήσεως τοΰ άκινήτου συμ¬ 
φώνως προς τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ.105/69, εις ήν θά δηλοΰ- 
ται ότι συναινεΐ διά τήν ίδρυσιν τοΰ πρατηρίου ύπό τοΰ αϊτοΰν- 
τος. 

ζ) 1 πευθυνος^ δήλουσις κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 
105/69, έν ή ό αϊτών δηλοΐ ότι δέν κατεδικάσθη επί λιποτα¬ 
ξία ή άνυποταξία καί ότι δέν ύπόκειται εις τάς ύπό τών άρ¬ 
θρων 82 και 83 τοΰ Ν.Δ.720/70 «περί στρατολογίας», ώς 
ουτος εκαστοτε ισχύει απαγγελομένας στερήσεις καί άνι- 
κανοτητας και δεν κατεόικασθη κατα την τελευταίαν πενταε¬ 
τίαν διά νοθείαν καυσίμων. 

2. Μετά την υποβολήν καί τον έλεγχον τών δικαιολογη- 
τικών διενεργεΐται αύτοψία ύπό επιτροπής δύο ή περισσό¬ 
τερων μηχανικών η υπομηχανικών, όριζομένων ύπό τοΰ 
οικείου^ νομάρχου, προς γνωμοδότησιν διά τήν καταλληλό¬ 
τητα τής θέσεως ϊνα ίδρυθή τό πρατήριον. Ή Επιτροπή μετά 
τήν αυτοψίαν ύποβάλει λεπτομερή έκθεσιν. 

, 3· π εριπτωσεις κατά τάς οποίας προκύπτει, έκ τών 
υποβ,αλλομένων εις τας άρμοδίας ύπηρεσίας τοπογραφικών 
σχεδίων, ή άκαταλληλότης τής προτεινομένης θέσεως ίδρύ¬ 
σεως πρατηρίου ύγραερίου, είτε έκ λόγων άναφερομένων εις 
τας διαστάσεις και την εκτασιν τοΰ διατιθεμένου οικοπέδου 


είτε έξ άλλων τοιούτων (θέσις, γειτνιάζουσαι εγκαταστάσεις 
κ.λ.π.) παρέλκει ή διενέργεια αυτοψίας. 

4. Ή κατά τά άνωτέρω αύτοψία διά τήν έγκρισιν τής 
καταλληλότητος θέσεώς τίνος προς ίδρυσιν πρατηρίου άνα- 
φέρεται κυρίως εις τά στοιχεία τής περιοχής καί ούχί εις 
τάς διαστάσεις τοΰ άκινήτου καί τήν βάσει τούτων δυνατό¬ 
τητα διαμορφώσεως επ’ αύτοΰ πρατηρίου. 

5. Έφ’ όσον ή προτεινομένη θέσις κρίνεται κατάλληλος 
διά τήν ίδρυσιν πρατηρίου, ό ένδιαφερόμενος ειδοποιείται 
έγγράφως περί τούτου, ύποχρεούμενος όπως έντός εξαμήνου 
άπό τής ημερομηνίας έκδόσεως τής έν προκειμένω έγγράφου 
εΐδοποιήσεως, άνατρεπτικής προθεσμίας ύποβάλη τά σχέ¬ 
δια συνδέσεως τοΰ πρατηρίου μετά τής όδοΰ είς τήν άρμο- 
δίαν κατά τόπον διανομαρχιακήν ύπηρεσίαν τοΰ Τπουργείου 
Δημοσίων "Εργων προκειμένου περί έθνικών οδών καί Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών 'Υπηρεσιών Νομαρχίας προκειμένου περί 
όλων τών άλλων οδών διά νά τύχη τής σχετικής άπαραιτή- 
του έγκρίσεως. Τά σχέδια ταϋτα μετά τής σχετικής έγκρί- 
σεως υποβάλλονται έν συνεχεία είς τήν άρμοδίαν κατά τό 
παρόν άρθρον ύπηρεσίαν όμοΰ μετά τών κάτωθι συμπλη¬ 
ρωματικών δικαιολογητικών : 

α) Σχεδιαγράμματος ύπό κλίμακα 1 :50 ή 1 : 100 έν 
κατόψει καί τομή, έμφαΐνον τό κτίριον τό όποιον θά χρησι- 
μοποιηθή ώς διαμέρισμα τοΰ πρατηρίου καί τών τυχόν έτέ- 
ρων βοηθητικών ή κυρίων κτισμάτων, τάς άκριβεΐς διαστά¬ 
σεις αυτών ώς καί τό είδος τής κατασκευής τών τοίχων, δα¬ 
πέδων, οροφής καί τών τυχόν ύπαρχόντων διαχωρισμάτων. 

β) Σχεδιαγράμματος ύπό κλίμακα 1 :200, έμφαΐνον τήν 
θεσιν τοΰ κτιρίου καί τών τυχόν ετέρων βοηθητικών ή κυ- 
ρκον κτισμάτων ώς καί τήν θέσν τών έγκατασταθησομένων 
συσκευών διανομής ύγραερίου, τοΰ φρεατίου έγκαταστάσεως 
τών άντλιών ύγραερίου, δεξαμενής ύγραερίου, τοΰ στομίου 
πληρώσεως αυτής ή καί τών άντλιών καί δεξαμενών καυ¬ 
σίμων βενζίνης καί πετρελαίου, τό πλάτος τοΰ προ τοΰ δια¬ 
μερίσματος τοΰ πρατηρίου έλευθέρου χώρου, τήν διαμόρφω- 
σιν αύτοΰ ώς καί τάς λεπτομέρειας συνδέσεως του μετά τής 
ή τών οδών. 

γ) Τεχνικής περιγραφής καί σχεδιαγράμματος ύπό κλί¬ 
μακα 1 : 20 ή 1 : 50, έμφαΐνον τήν θέσιν καί τάς διαστά¬ 
σεις τοΰ φρεατίου έγκαταστάσεως τών άντλιών ύγραερίου, 
τας διαστάσεις τών δεξαμενών (ύγραερίου βενζίνης καί πε¬ 
τρελαίου), τόν τρόπον έγκαταστάσεως αύτών, τάς λεπτο¬ 
μέρειας ύδραυλικής συνδέσεώς των μετά τών συσκευών δια¬ 
νομής ύγραερίου ή τοΰ στομίου πληρώσεως τής δεξαμενής 
υγραερίου ή τών άντλιών ύγρών καυσίμων, τάς λεπτομερείας 
υδραυλικής συνδέσεως τής δεξαμενής ύγραερίου μετά τών 
αντλιών διανομής ύγραερίου ώς καί τών ετέρων άπαραιτήτων 
εξαρτημάτων καί συσκευών. 

δ) Σχεδιαγράμματος καί τεχνικής περιγραφής τοΰ συ¬ 
στήματος πυροσβέσεως (άρθρον 21 παρ. 1). 

ε ) Σχεδιαγράμματος ήλεκτρολογικοϋ καί τεχνικής περι¬ 
γραφής απάντων τών ηλεκτρικών κυκλωμάτων κινήσεως, 
φωτισμοΰ και γειιόσεως άπάσης γενικώς τής έγκαταστά¬ 
σεως. 

Τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα ύποβάλλονται είς πεντα- 
πλοΰν έπί τυποποιημένου χάρτου κατά ΙΥ1Ν 476, (594 X 841 
η 420 X 594 ή 297 X 420 χιλ.), φέρουν τήν ύπαγραφήν 
τοΰ συνταξαντος ταϋτα μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή ναυ¬ 
πηγού διπλωματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου μηχανο¬ 
λόγου η ηλεκτρολόγου ύπομηχανικοΰ (άναλόγως τής ύπο- 
βαλλομενης μελέτης μηχανολογικής ή ήλεκτρολογικής) καί 
τοΰ ενδιαφερομένου, νά έχουν δέ σημανθή δεόντως. Δεξιά 
και κατοοθι τών σχεδιαγραμμάτων συντάσσεται ύπόμνημα 
φερον τεχνικάς λεπτομερείας τής κατασκευής ώς καί στοι¬ 
χεία τοΰ αίτοΰντος. Αί τεχνικαί περιγραφαί ύποβάλλωνται 
είς πενταπλοΰν, φέρουν τήν ύπογραφήν τοΰ συντάξαντος 
αυτας κατα τα ανωτέρω διπλωματούχου μηχανικού ή πτυ- 
χιούχου ύπομηχανικοΰ, έχουν δέ σημανθή δεόντως. 4 
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στ) Προϋπολογισμού της δαπάνης εις διπλοΰν διά την 
προμήθειαν και εγκατάστασιν των συσκευών διανομής και 
των δεξαμενών αναλυτικώς, ώς καί άπασών τών λοιπών Μη¬ 
χανολογικών η ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ύπογεγραα- 
μένου υπο τοϋ συντάξαντος τούτον κατά τά άνωτέρω διπλω¬ 
ματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου ύπομηχανικοϋ καί τοϋ 
ενδιαφερομένου. 

. ^ Γραμματίου καταθεσεως εις τδ δημόσιον ταμεϊον 
δρχ. 500 δι έκάστην συσκευήν διανομής ύγραεοίου καί δι’ 
εκάστην αντλίαν παροχής βενζίνης καί πετρελαίου, (έφ’ όσον 
πρόκειται περί πρώτης έγκαταστάσεως συσκευών καί τοιού- 
των άντλιών), συνυπολογιζομένου καί τοϋ άρχικώς κατα- 
τεθέντος τοιούτου (άρΟρον 30 παρ. 1 έδαφ. γ). ΪΙροκειμένου 
περί τοποΟετήσεως αντλίας ύγροϋ καυσίμου παρεχούσης 
κ ήΧ ω Ρ ισ ί Αενί ^ζ η εν αναμίξει διάφορα είδη καυσίμων υπο¬ 
βάλλεται και δεύτερον γραμμάτιον καταθέσεως εις τό δη¬ 
μόσιον ταμεϊον δρχ. 500. Ίσόποσον γραμμάτιον υποβάλλεται 
και εις την περίπτωσιν εγκαταστάσεως πλυντηρίου - λι- 
παντηρίου. 

6. Μετά την υποβολήν τών άνωτέρω συμπληρωματικών 
δικαιολογητικων, η υπηρεσία προβαίνει εις τόν έλεγχον αυτών 
καί έφ’ οσον ταΰτα πληρούν τούς διά τοϋ παρόντος καθορι¬ 
ζόμενους όρους, χορηγεί την άδειαν ίδρύσεως τοϋ πρατηρίου 
υπό την προϋπόθεσιν της προηγουμένης υποβολής τών κάτωθι 
αποδεικτικών : 

α) Άποδεικτικοΰ καταθέσεως εις τό Τεχνικόν Έπιμε- 
λητηριον τής Ελλάδος (ΤΕΕ) ή εις τά παραρτήματα αύτοΰ 
ή την έξουσιοδοτημένην ύπό τοϋ ΤΕΕ τράπεζαν τής αμοιβής 
τοϋ συνταξαντος την μελέτην διπλωματούχου μηχανικού ή 
πτυχιούχου υπομηχανικού κατά την διαδικασίαν την όρι- 
ζομένην ύπό τοϋ άπό 30/31.5.65 Β.Δ/τος ώς τοΰτο έτρο- 
ποποιήθη καί συνεπληρώθε μεταγενεστέρως. 

β) Αποδεικτικού καταθέσεως τών ύπό τών διατάξεων 
τού Α.Ν. 2326/40 καί 546/43 όριζομένων υπέρ τού ΤΣΜΕΔΕ 
(2% καί 1%) καί Ε.Μ.Π. (1 % 0 καί 0,5 %„) κρατήσεωνέπί 
ώς τής άνω άμοιβής τού συντάξαντος τήν μελέτην διπλω¬ 
ματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου ύπομηχανικοϋ, καί 

γ) Αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις τό δημόσιον 
ταμεϊον φόρου επί τής άμοιβής τού κατά τά άνωτέρω διπλω¬ 
ματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου ύπομηχανικοϋ, τόσον διά 
τήν μελέτην δσον καί διά τήν έπίβλεψιν τών εγκαταστάσεων 
τού πρατηρίου. 

Αρμόδιοι διά τήν κατά τήν παρούσαν παράγραφον θεώ- 
ρησιν τών σχετικών πινάκων άμοιβής τών μηχανικών ή 
υπομηχανικών ώς καί διά τήν εκδοσιν τών σχετικών εντολών 
καταβολής κρατήσεων υπέρ τού δημοσίου ή υπέρ τρίτων 
είναι διά μέν τήν περιοχήν τού Νομού Αττικής τό Τ.Ε.Ε. 
διά δέ τάς λοιπάς περιοχάς αί διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών 
τών νομών, όπου δέν ύφίσταται παράρτημα τού Τ.Ε.Ε. 

7. Επιτρέπεται ή διά μιας άποφάσεως χορήγησις άδειας 
ίδρύσεως άμιγοΰς πρατηρίου ύγραερίου ή καί μικτής έγκα¬ 
ταστάσεως πρατηρίου (άρΟρον 25), έντός τής έκτάσεως τοϋ 
οποίου περιλαμβάνεται καί πλυντήριον - λιπαντήριον. 

8. 'Η άδεια ίδρύσεως μεθ’ ενός τυπογραφικού σχεδίου 
καί μιας πλήρους σειράς έγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων, 
κοινοποιείται άπαραιτήτως εις τό αρμόδιον διά τήν χορήγησιν 
τής άδειας οικοδομής πολεοδομικόν γραφεΐον, εις τήν 
άρμοδίαν διά τήν οδόν τεχνικήν ύπηρεσίαν, εις τήν οΐκείαν 
πυροσβεστικήν ύπηρεσίαν καί εις τόν ένδιαφερόμενον. Επί¬ 
σης ή άδεια ίδρύσεως μεθ’ ενός τοπογραφικοΰ σχεδίου κοι¬ 
νοποιείται εις τήν οίκείαν Αστυνομικήν άρχήν. 

9. 'Η άδεια ίδρύσεως είναι διάρκειας (18) μηνών δυνα- 
μένη νά παραταθή δίς έπί όκτάμηνον, έφ’ οσον ύποβληθή 
σχετική αϊτησις πρό τής λήξεως αυτής ή τής πρώτης παρα- 
τάσεώς της, κατά περίπτωσιν, καί διεπιστωθή δτι δέν έπε- 
ρατώθησαν αί οίκοδομικαί έργασίαι τών κτισμάτων τοϋ 
πρατηρίου ή αί έργασίαι διαμορφώσεως τού πρό τού πρατή¬ 


ριου χώρου. Αϊτησις παρατάσεως τής άδείας ίδρύσεως, 
υπο β άλλο μένη μετά τήν λήξιν αυτής ή τής πρώτης παρατά¬ 
σσω, τ^ς θεωρείται ως νέα αϊτησις διά την έξ ύπαρχής 
ερευνάν χορηγήσεως άδείας ίδρύσεως, ύποβαλλομένων ’ τών 
εις τις περίπτς. α γ δ ε', στ' καί ζ' τής παρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου όικαιολογητικών. 

Άρθρον 31. 

Διαδικασία χορηγήσεως άδειών λειτουργίας άμιγών πρα¬ 
τήριων υγραερίου ή καί μικτών εγκαταστάσεων έγκαταστά- 
? εω ,Γ,, π /° ^/ίλτως τής ισχύος τής άδείας ίδρύσειυς αύτοΰ, 
υποβάλλονται ζίς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τής οικείας νο- 
μαρχιας τά κάτωθι δικαιολογητικά : 

, *) Αϊτησις τού ένδιαφερομένου υπέρ τοϋ οποίου έξεδόθη 
ή αο^ια ίδρύσείο; του πρατηρίου. 

β) Γπεύθυνος δήλωσις τού αΐτοΰντος, συντασσομένη 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού Ν.Δ. 105/1969 είς τήν 
οποίαν νά δηλοΰται δτι δέν είναι κάτοχος άδείας λειτουργίας 
ετέρου πρατηρίου ύγραερίου, ή βενζίνης ή πετρελαίου δη¬ 
μοσίας χρήσεως ή καί μικτής έγκαταστάσεως ή ιδανικών 
μεριδίων αύτών καθ’ άπασαν τήν έπικράτειαν. 

_Ύ) Τπευθυνος δήλωσις τού έπιβλέψαντος τήν έκτέλεσιν 
τών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών έγκαταστάσεων 
τού πρατηρίου διπλωματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου 
υπομηχανικού, συντασσομένη συμφώνους πρός τις διατάξεις 
τοΰ^Ν.Δ. 105/1969, είς τήν όποιαν νά δηλοϋται δτι άπασαι 
αί έγκαταστάσεις έξετελέσθησαν συμφοϋνως πρός τά έγκε- 
κριμένα σχεδιαγράμματα καί τάς τεχνικάς περιγραφάς, 
τηρηθέντων κατά τήν έκτέλεσιν τών δρων, τών περιεχομένων 
εις τήν άδειαν ίδρύσεως καί είς τό παρόν. 

δ) Έγγραφος συναίνεσις τής αρμόδιας διά τήν οδόν 
υπηρεσίας τού Υπουργείου Δημοσίων "Εργων ή τής οικείας 
Νομαρχίας, κατά περίπτωσιν, έπί τής χορηγήσεως τής 
αίτουμένης άδείας λειτουργίας παρεχομένην μετά έξακρί- 
βωσιν δτι αί έργασίαι έξετελέσθησαν συμφώνως πρός τά 
έγκεκριμένα σχέδια. 

ε) ΓΙιστοποιητικόν υδραυλικής δοκιμασίας τής δεξαμενής 
ύγραερίου καί τών σωληνώσεων διανομής καί μεταγγίσεως 
υγραερίου τό όποιον έκδίδεται, τή αιτήσει τοϋ ένδιαφερο¬ 
μένου, ύπό τής αρμόδιας ύπηρεσίας τοϋ 'Γπουργείου Βιο¬ 
μηχανίας καί Ένεργείας. Είς τό έν λόγω πιστοποιητικόν 
άναγράφονται : 

αα) Ό άριθμός έγκρίσεως τής κατασκευής τής δεξαμενής. 

ββ) Τό δνομα τού κατασκευαστοΰ. 

γγ) Ό αϋξων άριθμός σειράς τής δεξαμενής. 

δδ) 'Η ήμερομηία τής τελευταίας ύδραυλικής δοκιμής 
καί ή πίεσις ή οποία έχρησιμοποιήθη. 

εε) Ή χωρητικότης τής δεξαμενής καί ή έπιτρεπομένη 
μεγίστη πληρότης αυτής είς λίτρα. 

στστ) 'Ο τύπος τού ύγραερίου ό όποιος έλήφθη ύπ’ 
6ψει κατά τον ύπολογισμόν τής δεξαμενής. 

στ) Βεβαίωσις τής οικείας πυροσβεστικής ύπηρεσίας 
δτι τά μέτρα πυρασφαλείας τής έγκαταστάσεως τοϋ πρατη¬ 
ρίου ύγραερίου (σταθερά καί φορητά άντιπυρικά μέσα) 
έχουν καλώς, καί συμφώνως πρός τούς ορούς τοϋ παρόντος. 

2. Είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως τής έκμεταλλεύσεως τοϋ 
πρατηρίου τυχόντος άδείας ίδρύσεως, ή άδεια λειτουργίας 
χορηγείται έπ’ όνόματι τοϋ είς όν παραχωρεΐται ώς άνω¬ 
τέρω ή έκμετάλλευσις κατόπιν αίτήσεώς του, σύν τή ύπο- 
βολή τών ύπό τών περίπτ. β', γ', δ', ε', στ' καί ζ' τής προη¬ 
γουμένης παραγράφου δικαιολογητικών, ώς καί τών άκο- 
λούθων συμπληρωματικών τοιούτων : 

α) Γραμματίου καταθέσεως είς δημόσιον ταμεϊον, ώς 
είς τήν περίπτ. ζ' τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 30 τού παρόντος 
άναφέρεται. 
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β) Επίδειξη εκλογικού βιβλιαρίου ή βεβαίωσις περί 
καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν τούτου. 

γ) Υπευθύνου δηλώσεως του αίτοϋντος τήν άδειαν λει¬ 
τουργίας, συντασσομένης συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ 
Ν.Δ. 105/69, δτι ούτος έχει νόμιμον δικαίωμα έκμεταλλεύσεως 
τοϋ πρατηρίου καί δτι δεν κατεδικάσθη επί λιποταξία ή 
άνυποταξία καί δτι δέν ύπόκειται εις τάς υπό των άρθρων 82 
καί 83 τοϋ Ν.Δ. 720/70 «περί στρατολογίας» ώς ούτος έκά- 
στοτε ισχύει, άπαγγελλομένας στερήσεις καί ανικανότητας 
καί δτι δέν κατεδικάσθη κατά την τελευταίαν πενταετίαν 
διά νοθείαν καυσίμων. 

3. Μετά την υποβολήν των ώς άνω δικαιολογητικών χο¬ 
ρηγείται ή άδεια λειτουργίας, ήτις ισχύει επί πενταετίαν. 

4. 'Η χορηγουμένη άδεια λειτουργίας, ούδέν δικαίωμα 
δημιουργεί υπέρ τοϋ προσώπου εις τό όποιον αΰτη έχορη- 
γήθη ή ύπέρ τρίτου ουδέ τυχόν διά τό πρατήριον, δύναται 
0έ, έφ’ δσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε δτι έπαυσαν νά ύφί- 
στανται οί προϋποθέσεις ύπό τάς οποίας έχορηγήθη, νά 
άφαιρεθή προσωρινώς ή όριστικώς δι’ ήτιολογημένης ειδικής 
άποφάσεως τής αρχής ή οποία έχορήγησε ταύτην, χωρίς 
έκ τούτου νά δύναται νά έγερθή όποιαδήποτε άξίωσις ΰπ’ 
αυτών. 

"Αρθρον 32. 

Άνανέωσις τής άδειας λειτουργίας. 

1. Διά τήν άνανέωσιν άδειας λειτουργίας τοϋ πρατηρίου, 
πρό τής λήξεως αυτής, υποβάλλονται εις τήν άρμοδίαν υπη¬ 
ρεσίαν τά κάτωθι δικαιολογητικά : 

α) Αιτησις τοϋ ενδιαφερομένου. 

β) Γραμμάτιον καταθέσεως είς δημόσιον ταμεϊον δρα¬ 
χμών 300 δι’ έκάστην συσκευήν διανομής υγραερίου, ή 
μόνιμον άντλίαν παροχής υγρών καυσίμων καί δραχμών 
300 δι’ έκαστον πλυντήριον - λιπαντήριον. 

γ) 'Τπεύθυνος δήλωσις τοϋ αίτοϋντος, συντασσομένη 
συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/1969, δτι ούδε- 
μία άλλαγή τοϋ πρατηρίου έπήλθεν καί δτι δέν κατεδικάσθη 
κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν διά νοθείαν καυσίμων ώς 
καί έπί λιποταξία ή άνυποταξία καί δτι δέν ύπόκειται είς τάς 
ύπό τών άρθρων 82 καί 83 τοϋ Ν.Δ. 720/70 «περί στρατο¬ 
λογίας» ώς ούτος έκάστοτε ισχύει, άπαγγελλομένας στερήσεις 
καί άνικανότητας. 

δ) 'Τπεύθυνος δήλωσις διπλωματούχου μηχανολόγου ή 
ήλεκτρολόγου ή ναυπηγού μηχανικού ή μηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου πτυχιούχου ύπομηχανικοΰ ειδικότητες άντι- 
στοίχου πρός τήν έλεγχθησομένην μηχανολογικήν ή ήλε- 
κτρολογικήν έ^κατάστασιν, συντασσομένη συμφώνως πρός 
τίς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/1969, δτι άπασαι αί μηχανολογικαί 
καί ήλεκτρολογικαί έγκαταστάσεις τοϋ πρατηρίου εύρίσκονται 
είς άρίστην κατάστασιν καί λειτουργούν καλώς. 

ε) Τό ύπό τής περιπτ. ζ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 31 τοϋ 
παρόντος πιστοποιητικό. 

στ) Τήν ύπό τής περίπτ. στ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 31 
τοϋ παρόντος βεβαίωσιν. 

Είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν έλαβεν χώραν όποια¬ 
δήποτε μεταβολή τών στοιχείων τής έγκαταστάσεως τοϋ 
πρατηρίου ή ουσιώδης τοιαύτη τής πέριξ αύτοΰ περιοχής 
κατά τήν διάρκειαν τής πενταετίας, κατά τήν οποίαν ϊσχυεν 
ή προηγουμένως χορηγηθεΐσα άδεια λειτουργίας, άπαιτεΐται 
ή ύποβολή νέων λεπτομερειακών σχεδίων, κατά τά είς τό 
άρθρον 30 οριζόμενα, είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν διά τήν 
άνανέωσιν τής άδειας λειτουργίας. Μετά τήν ύποβολήν καί 
τόν έλεγχον τών ώς άνω δικαιολογητικών, είς πάσαν περί- 
πτωσιν, διενεργεϊται, αύτοψία ύπό επιτροπής δύο ή περισ¬ 
σοτέρων μηχανικών ή ύπομηχανικών, όριζομένων ύπό τοϋ 
οικείου νομάρχου, πρός γνωμοδότησιν διά τήν δυνατότητα 
, ή μή τής περαιτέρω λειτουργίας τής έγκαταστάσεως τοϋ 
πρατηρίου. 'Η Επιτροπή μετά τήν αυτοψίαν ύποβάλει 


λεπτομερή έκθεσιν. 'Η ύπηρεσία, έφ’ δσον ή πρότασις τής 
επιτροπής είναι θετική, προβαίνει είς τήν άνανέωσιν τής 
άδειας λειτουργίας τής έγκαταστάσεως τοϋ πρατηρίου, 
άλλως είς τήν άνάκλησιν τής άδειας λειτουργίας αύτοΰ, προ- 
σωρινώς ή όριστικώς, άναλόγως τής περιπτώσεως, έπι- 
φυλασσομένων πάντοτε τών έν άρθροις 24 καί 26 τοϋ παρόν¬ 
τος όριζομένων. 

2. Μή εμπρόθεσμος ύποβολή αίτήσεως μετά τών ανω¬ 
τέρω όριζομένων δικαιολογητικών πρός άνανέο>σιν άδειας 
λειτουργίας πρατηρίου, δύναται νά άποτελέση λόγον προ¬ 
σωρινής άφαιρέσεως τής έν λόγω άδειας δι’ άποφάσεως τοϋ 
οικείου νομάρχου έπί χρονικόν διάστημα μέχρις έξ (6) 
μηνών. 

3. Τυχόν έγκρινομένη άνανέωσις τής άδειας λειτουργίας 
τοϋ πρατηρίου μετ’ εκπρόθεσμον ύποβολήν αίτήσεως, συνε¬ 
πάγεται τήν καταβολήν τών ύπό τής περιπτώσεως ζ' 
τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 30 τοϋ παρόντος όριζομένων ύπέρ 
τοϋ Δημοσίου εισφορών άντί των είς τήν περίπτ. β' τής 
παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου όριζομένων, θεωρουμένης περι- 
πτώσεως ταύτης ώς έξ ύπαρχής έξετάσεως τοϋ αιτήματος. 
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό χρόνος ισχύος τής νέας άδειας 
λειτουργίας ύπολογίζεται άπό τής λήξεως τής προηγουμέ- 
νης τοιαύτης. 

"Αρθρον 33. 

Αλλαγή δικαιούχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου ύγραερίου 
ή μικτής έγκαταστάσεως. 

Είς περίπτωσιν παραχωρήσεως τής χρήσεως ή τής έκ- 
μεταλλεύσεως, έν δλω ή έν μέρει, νομίμως κατά τά άνω- 
τέρω, λειτουργοΰντος πρατηρίου είς τρίτον πρόσωπον, ή 
νέα άδεια λειτουργίας τής έγκαταστάσεως έπ’ όνόματι τοϋ 
τρίτου προσώπου έκδίδεται τή ύποβολή τών κάτωθι δικαι- 
ολογητικών : 

α) Αιτησις τοϋ νέου έκμεταλλευτοΰ. 

β) Υπευθύνου δηλώσεως τοϋ νέου έκμεταλλευτοΰ συν- 
τασσομένης συμφώνως πρός τίς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/69, 
δτι δέν εχει τήν έκμετάλλευσιν έτέρου πρατηρίου ή ιδανικών 
μεριδίων αύτοΰ καθ’ άπασαν τήν έπικράτειαν καί δτι ούτος 
έχει νόμιμον δικαίωμα έκμεταλλεύσεως τοϋ πρατηρίου, δτι 
δέν κατεδικάσθη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν διά νο¬ 
θείαν καυσίμων ώς καί έπί λιποταξία ή άνυποταξία καί 
δτι δέν ύπόκειται είς τάς ύπό τών άρθρων 82 καί 83 τοϋ 
Ν.Δ. 720/70 ώς ούτος έκάστοτε ισχύει, άπαγγελλομένας 
στερήσεις καί άνικανότητας. 

γ) Γραμματίου καταθέσεως είς τό δημόσιον ταμεϊον 
δραχμών 500 δι’ έκάστην συσκευήν διανομής ύγραερίου ή 
άντλίαν ύγρών καυσίμων (βενζίνης καί πετρελαίου) καί 
δραχμών 500 δι’ έκαστον πλυντήριον - λιπαντήριον. 

δ) Υπευθύνου δηλώσεως τοϋ νέου έκμεταλλευτοΰ, συν¬ 
τασσομένη συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 105/ 
1969, δτι ούδεμία άλλαγή τοϋ πρατηρίου έπήλθεν. 

ε) Υπευθύνου δηλώσεως συντασσομένης καί ύπογεγραμ- 
μένης ώς ορίζεται είς τήν περίπτ. δ' τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 
32 τοϋ παρόντος. 

στ) Έπίδειξις έκλογικοΰ βιβλιαρίου ή ύποβολή βεβαι- 
ώσεως περί καταθέσεως δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν 
τούτου. 

'Η οΰτω χορηγούμενη άδεια λειτουργίας τοϋ πρατηρίου, 
ισχύει μέχρι τής ήμερομηνίας λήξεως τής όριζομένης είς τήν 
χορηγηθεΐσαν, πρό τής έπελθούσης μεταβολής, άδειαν λει¬ 
τουργίας τοϋ πρατηρίου. 

"Αρθρον 34. 

Τελικαί διατάξεις. 

1. Πρατήριον δέν δύναται νά έγκατασταθή είς διαμέ¬ 
ρισμα τής προσόψεως σταθμοΰ αύτοκινήτων. 'Η έλαχίστη 
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άπόστασις του περιβλήματος τής δεξαμενής υγραερίου ή 
του περιμετρικού τοιχείου τοϋ φρεατίου έγκαταστάσεως των 
αντλιών υγραερίου ή τής συσκευής διανομής αύτοϋ ή τοϋ 
στομίου πληρώσεως τυχόν γειτνιάζοντος πρατηρίου υγρα¬ 
ερίου μέ τον σταθμόν αυτοκινήτων, είναι 45 μ. 

, περιπτώσεις πρατήριων υγραερίου ή μικτών 

εγκαταστάσεων ιδρυομένων επι όδων, διά τάς όποιας γεν- 
νωνται αμφιβολίες δια τόν χαρακτηρισμόν αυτών ώς εθνι¬ 
κών η ^ επαρχιακών υποβάλλεται υπό των ενδιαφερομένων, 
σχετική βεβαίωσις τής άρμοδίας πρός τούτο άρχής (*Τ- 
πουργεϊον Δημοσίων “Εργων ή νομαρχίας). 

3· Τό περιβάλλον τοΰ πρατηρίου όταν τοΰτο λειτουργέ 
φωτίζεται καθ’ όλην την διάρκειαν τής νυκτός άπλέτως’ 
ούχί όμως έκτυφλωτικώς διά τούς έπί τής όδοϋ κινουμέ- 
νους πρός άποφυγήν άτυχημάτων. 'Η όλη ήλεκτρική έγκα- 
τάστασις τοϋ πρατηρίου καί τοΰ περιβάλλοντος αύτοϋ είναι 
στεγανή, ή σχετική δέ μελέτη συντάσσεται καί ύπογρά- 
φεται υπό τοΰ συντάξαντος ταύτην κατά νόμον διπλωμα¬ 
τούχου μηχανικοΰ ή πτυχιούχου ύπομηχανικοΰ, έγκρίνεται 
δέ υπό τών αρμοδίων υπηρεσιών τοΰ 'Τπουργείου Δημ. 
Εργων καί ή έγκρισις προσκομίζεται υπό τοΰ ενδιαφερο¬ 
μένου εις τήν άρμοδίαν πολεοδομικήν ύττηρεσίαν ώς δικαι- 
ολογητικόν διά τήν χορήγησιν τής άδειας οικοδομής. 'Η 
εκτέλεσις ενεργεϊται υπό τήν ευθύνην τοΰ έπιβλέψαντος 
κατά νόμον διπλωματούχου μηχανικοΰ ή πτυχιούχου ύπο- 
μηχανικοΰ. 

4. Επιβάλλεται ή πλήρης σήμανσις τοΰ κόμβου κυκλο- 
φοριακής συνδέσεως τοΰ πρατηρίου, ώς εις τά έγκεκριμένα 
τυπικά σχέδια προβλέπεται. 

5. Αμιγές πρατήριον παροχής υγραερίου, δύναται νά 
έγκατασταθή εις άπόστασιν άπό ετέρου πρατηρίου υγρών 
καυσίμων (βενζίνης καί πετρελαίου) ή πρατηρίου μικτής 
έγκαταστάσεως (βενζίνης, πετρελαίου καί ύγραερίου) ή 
άμιγοΰς : 

α) 5.000 μ. διά τήν περίπτωσιν εθνικών οδών τοΰ βα- 
σικοΰ δικτύου τής χώρας. 

β) 3.000 μ. διά τήν περίπτωσιν έθνικών οδών δευτε- 
ρεύοντος δικτύου τής χώρας καί επαρχιακών οδών. 

γ) 300 μ. διά τήν περίπτωσιν δημοτικών ή κοινοτικών 
οδών. 

6. Γενικώς πρατήριον ύγραερίου (αμιγές ή μικτόν) δέν 
δύναται νά ιδρυθεί όταν ή άπόστασις τής περιφράξεως τοΰ 
πρατηρίου άπό ορίου τίνος κατωκημένης περιοχής, ώς τοΰτο 
καθορίζεται, κατ’ εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ ύπ’ άριθ. 
301/64 Β.Δ/τος, δι’ άποφάσεως τοΰ 'Τπουργείου Δημο¬ 
σίων "Εργων, είναι μικροτέρα : 

α) Τών 200 μ. διά τάς περιπτώσεις τών έθνικών οδών 
τοΰ βασικού δικτύου. 

β) Τών 120 μ. διά τάς περιπτώσεις τών έθνικών όδών 
τοϋ δευτερεύοντος δικτύου. 

γ) Τών ΙΟΟμ. διά τάς περιπτώσεις τών έπαρχιακών 
όδών. 

δ) Τών 60μ. διά τάς περιπτώσεις τών δημοτικών ή 
κοινοτικών όδών. 


7. Επι κατασκευαζομένων νέων όδών καί πρό τής άπο- 
δοσεως τής οδοΰ είς τό σύνολον ή κατά τμήματα, έπισήμως 
εις κοινήν χρήσιν, δέν έξετάζονται τυχόν ύποβληθησόμεναι 
αιτήσεις ιδρύσεως πρατηρίων ύγραερίου ή μικτών έγκα- 
ταστασεων. 

8. ^ Επιθεωρήσεις πρατηρίων δύνανται νά λαμβάνουν χώ¬ 
ραν οποτεδήποτε κρίνει τοΰτο σκόπιμον ή άρμοδία υπηρε¬ 
σία, πρός^ διαπίστωσιν τής καλής καί συμφώνως πρός τούς 
όρους τοϋ παρόντος λειτουργίας τών πρατηρίων. 

9. Αί διατάξεις του παρόντος δέν έχουν έφαρμογήν έπί 
τών νέων έθνικών όδών α) Κορίνθου - Πατρών, β) Κατε¬ 
ρίνης - Θεσσαλονίκης, γ) Κόμβου ’Αξιοϋ (Χαλάστρας) - 
Ευζωνων καί δ) Κλειδιού - Βέροιας ώς καί τών μελλον- 
τικώς δημιουργουμένων όδών τής αύτής κατηγορίας, χα- 
ρακτηριζομένων ώς διεθνών άρτηριών ταχείας κυκλοφο¬ 
ρίας, εις τάς οποίας άπαγορεύονται άπ’ ευθείας συνδέσεις 
παρόδιων ιδιοκτησιών. Διά τάς οδούς τής κατηγορίας ταύ- 
τί \ισχύουν αΐ έκάστοτε είδικαί διατάξεις αί όποιοι ρυ¬ 
θμίζουν τά τής ιδρύσεως καί λειτουργίας πρατηρίων ύγρών 
καυσίμων καί σταθμών έξυπηρετήσεως αύτοκινήτων. 

10. 'Η περίπτ. δ' τοϋ άρθρου 5 τοΰ 465/70 Β.Δ/τος ή 
όποια άναφέρεται είς τήν δυνατότητα δημιουργίας όμάδος 
πρατηρίων έπί έθνικών όδών τοΰ βασικοΰ δικτύου, δέν έχει 
έφαρμογήν είς τάς περιπτώσεις ιδρύσεως πρατηρίου είς 

τάς οδούς τής κατηγορίας τής προηγουμένης παραγράφου. 

» 

11. Διά τοΰ πρατηρίου, είναι δυνατός ό άνεφοδιασμός δι 
υγραερίου μόνον τών αύτοκινήτων έκείνων διά τά όποια 
έπιτρέπεται ή χρησιμοποίησις ώς καυσίμου τοϋ ύγραερίου, 
τοΰτο άποδεικνυομένου έκ τής άδειας κυκλοφορίας αυτών. 
Ή μή τήρησις τοΰ περιορισμοΰ τούτου ύπό τοΰ προσωπικού 
τής έγκαταστάσεως τοΰ πρατηρίου, συνεπάγεται τήν προ¬ 
σωρινήν άφαίρεσιν τής άδειας λειτουργίας τοΰ πρατηρίου 
καί τήν σφράγισιν τών έγκαταστάσεων αύτοΰ. 

12. Εντός τοΰ περιφραγμένου χώρου τής δεξαμενής καί 
είς έμφανή θέσιν, άναρταται μεταλλική πινακίς έξ άνθι- 
σπινθηριστικοΰ ύλικοΰ είς τήν όποιαν άναγράφονται άπαντα 
τά στοιχεία τής δεξαμενής τά άναφερόμενα είς πιστοποιητι- 
κόν υδραυλικής δοκιμασίας τής δεξαμενής, τό χορηγού- 
μενον ύπό τοΰ 'Τπουργείου Βιομηχανίας. 

13. Απαγορεύεται ή χορήγησις οικοδομικής άδειας ή 
άδειας έγκαταστάσεως καί λειτουργίας είς κτίσματα καί 
γενικώς είς κατά τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος 
έγκαταστάσεις ή είς έγκαταστάσεις είς τάς όποιας λαμβά¬ 
νει ή πρόκειται νά λάβη χώρα χρήσις φλογός, τών οποίων 
ή άπόστασις έκ τοΰ πλησιεστέρου σημείου τοΰ περιγράμ¬ 
ματος τοΰ πρατηρίου είναι μικροτέρα τών τριάκοντα (30) 
μέτρων. 

14. Κυροΰνται τά συνοδεύοντα τό παρόν ώς κατωτέρω 
σχεδιαγράμματα συνταχθέντα ώς υποδείγματα ύπ’ αριθμόν 
σχεδίου 1 (διάταξις μετρήσεως τοΰ διανεμουμένου ύγροΰ) 
καί ύπ’ άριθμόν σχεδίου 2 (τυπική έγκατάστασις δεξαρζ- 
νής ύγραερίου). 
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Άρθρον 35. 

Εφαρμογή διατάξεων Β.Δ/τος 465/1970. 

Διά τά πρατήρια τοϋ παρόντος έχουν εφαρμογήν καί αί 
διατάξεις τοϋ Β.Δ/τος 465/1970, αί όποϊαι δέν τροπο¬ 
ποιούμαι ή δέν άντίκεινται είς τάς διατάξεις τούτου. 

Εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών, άναθέτομεν τήν δημο- 
σίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόμος Διατάγματος. 

Έν ΆΟήναις τή 17 Μαρτίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗ! ΕΒΕΡΤ ΤΖΑΝΝΗΧ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΖ 

ΧΥΓΚΟΙΝΟΝ ΙΟΝ 

ΓΕΟΡΓΙΟΧ ΠΑΝΑΓίαΤΟΚΟΥΑΟΧ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεω*, ή τιμή των φύλλων της πού ^ πωλοΟιτται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Εφημερίδα της Κυβερνήσκος, καθορίσθηκαν άπό 1 Ιανουαρίου 1981 ως 6κολο\Λως: 


Α' ΕΤΗΣΙΕΣ 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 1.500 

2. > » » Β' . » 3.000 

3. » » » Γ' . » 1000 

4 . » » » Δ' . > 2.500 

5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Λ. κλπ. » 1.000 

6. > » » *Αν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. » 200 

7. » » » Παράρτημα . » 600 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λιτ. . » 7.000 

9. » » Δελτίο “Εμπορικής καί Βιομηχανική 

“Ιδιοκτησίας . » 600 

10. Γιά δλα τά τιύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι. > 15.000 

ΟΙ Δ^μοι καί οί Κοινότητ»; τού Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 

Β'. ΤΙΜΗ 


ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ύπέρ τοΰ Ταμείου “ΑλληλοβοηθεΙας Προσ ωπι- 
κοΰ τοΰ “Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠέΤ) άνα- 
λογοΰν τά έξής ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 75 

2. » » » Β' . » 150 

3. » » » Γ . » 50 

4. » » » Δ' . » 125 

5. » » » Νομικών Προσώπων ΔΑ. κΛπ. » 50 

6. » » » Άν. ΕΙδ. Δικαστηρίου. » 10 

7. » » » Παράρτημα . » 30 

8. » » » “Ανωνύμων Εταιρειών κλπ. . » 350 

9. » » Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. “Ιδιοκτησία; . » 30 

10. Γιά δλα τά τιύχη . » 150 

ΦΥΛΛΩΝ 


Ή τιμή πωλήσεως κάθι φύλλου, μέχρι; 8 σελ., είναι 7 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 14 δρχ., άπό 25 ώ$ 48 σελ. 20 8ρχ., άπό 49 ώς 80 σιλ. 
40 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 40 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ, ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

Ή τιμή δκχθέσεως στό κοινό τών έκδιδομένων άπό τό “Εθνικό Τυπογραφείο φωτοαντιγράφων των διαφόρων φύλλων τής Έφημερίδο* 

τής Κυβερνήσεως καθορίζεται σέ τρεϊς (3) δραχμή κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τιΰχος “Ανωνύμων Εταιρειών καί 

“Εταιρβιών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

Α' “Ανωνύμων “Εταιρειών: 

1. Τών κατασ τα τ ι κών .. Δρχ. 

2. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεως άνωνύμων 

έταιρειών» . » 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

6. Τών ύπουργικών άποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών ίργασιών “Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών έκθέσεων Ικτιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών άποφάσεων τοΰ Δ.Σ. τοΰ ΕΛΤΑ, 
μέ τίς όποίες έγκρίνοντοη καί δημοσιεύονται οί κανο¬ 
νισμοί αύτοΰ . » 

7. Τών άποφάσεων «περί έγκαταστάσεως ύποκα- 

ταοΊτήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξουσιότητος πρός άντιπροσώπευστν έν 
Έλλάδι άλλοδσττών Εταιρειών» καί τών άποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τοΰ χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 
400/70» . » 

8 Τών άνακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μι άπάφαση Γ.Σ. ή ΔΧ, τών προσκλήσεων σέ 
γενική συνελεύσεις, ιών κατά τό άρθρο 32 τοΰ Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών άνακοινώσεων, πού 
τιροβλέπονται άπό τό άρθρο 59 παρ. 3 τοΰ Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί “Αλλοδαπών “Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού άναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών άποφάσεων τοΰ Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 

ηλπαπ-ηςαπ-οςε. » 

9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστά σ εων τών 
Τραπεζικών Εταιρειών. » 

Ε'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
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10. Τών άποφάσεων τής έπττρσπής τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί ησαγωγής χρεωγράφων είς τό χρη- 
μαηστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, σνμφώνως πρός 

τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 2.000 

11. Τών άποφάσεων τής έπιτροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοΰ χρηματι¬ 
στηρίου, σνμφώνως πρός τάς διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . > 

12. Τών άποφάσεων «περί έγκρίσεως τιμολογίων 

τών “Ασφαλιστικών “Εταιρειών» . » 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης: 

1. Τών καταστατικών .Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4. Τών έκθέσεων έκημήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . * 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . » 

6. Τών άνακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη » 

7. Τών άνακοινώσεων μέ άπάφαση τής ΓΧ ... » 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... » 

Γ' ’ Αλληλασφαλαττικών Συνεταιρισμών - 

'Αλληλασψαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών υπουργικών άποφάσεων «περί χορηγήσεως 

άδείας λειτουργίας 'Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρι¬ 
σμών - “Αλληλασφαλιστικών Ταμείων» . » 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων. » 

Δ' Τών διχαστικών πράξεων..Δρχ. 

Η. Στό Τέταρτο τεύχος: 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση άπο- 
ζημιώσεως. » 


2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.500 

2.000 

800 

800 

600 

600 


2.000 

2.500 

800 


800 


ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

1. ΟΙ συνδρομές τοΰ έσωτερικοΰ καί τά τέλη δημοσιεύσεων π ρ οκαταβάλλονται ατά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεικτικοϋ είσπράξεως, 
τό όποίο φροντίζει ό ένδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοΰ “Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τοΰ έξοπερικοΰ είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ έπιταγή έπ“ όνόματι τοΰ Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί ΟΙκονομικών Υποθέσεων τοΰ “Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ -ποσοστό έπί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 
α) στήν “Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΠΕΤ (Κα τάστ ημα “Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στΙς ΰττόλοπτες πόλεις τοΰ Κράτους: στά Δημόσια Ταμεία καί άποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) έγκύκλιες διαταγές τοΰ ΓΑΚ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικοΰ: όταν ή άπ ο ατολή τους γίνεται μέ έπτταγές μαζί μ’ αύτές στέλνεται καί τό ύπέρ τοΰ ΤΑΠΕΤ 
Ίίοσοατό. 

Ό Γενικός Διευθυντής 

ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΕΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







































